: Wrocławskiej 


5 ‘lioteka 


Biblioteka Główna i OINT 


$ АА: 
ў RSE 


4 - 
7 | 
ET 
"E 
14 


| 


| 


Politechniki Wrocławskiej 
100100234912 х 


(II 


| 


| 


| выш — 


x 
. 


Politechniki Wrocław. kiej . 


"= nc 


PRZEGLĄD 
ELEKTROTECHNICZNY 


Rok 1930 


SPELES- RZECZY 


(Liczby oznaczają strony). 


Akumulatory. 

Pogłoski o nowym akumulatorze. W. T. 42. 
Bibljograija: 

Analiza statystyki elektrotechnicznej — inż. 


Z. Okoniewski, 368. 

Aus der Geschichte der Glühlampe. 183, 

Bibljografja elektrotechniczna polska — inż. 
B. Jabłoński, inż, M. Czyżewski. 470-5; 
495—500. 

Comptage d' energie électrique en courants 
alternatifs par. J. Tartinville — Bol. J a b ł o ń- 
ski. 368. 

15 Congres international de la presse techni- 
que et professionelle. 510. 

Elektrotechnika w zadaniach. — Inż. G. Hen- 
sel; St Kaniewski. 96, 

Elektrobetrieb in der Textilindustrie. 210. 

Forschung u. Technik. 483-4, 

Ganz" Akc. Tow. El. Jednofazowy licznik 
prądu zmiennego. 96. 

Gospodarka Elektryczna w Polsce. — Prof. 
SŁOdrowąż-Wysocki. 233, 

Grundziige der Zahlertechnik Dr. Ing. v. Kru- 
kowski. 510. 

Heinrich W. Dr. Ing. Obring. der Carbon A. 
G. Berlin—Frankfurt A. M. Das Biirstenproblem 
im Elektromaschinenbau — prof. M. Pożary- 
s k i. 456. 

Hilfsbuch fiir Betriebsberechnungen—T. С z a- 
plicki. 286-7, 

KopczyńskiW. Uzwojenia wirników oraz 
reperacja maszyn prądu stałego. 618. 

List Vladimir Ing. Hospodareni elektrickych 
podniku. Praha. 1929—]Inż. M. Altenberg. 125. 

Les Progres d' Aluminium. 144, 

L'ćnergie ćlectrique de demain — B. J a b- 
łoński. 210. 
+  ,Laboratorjum Miernictwa Elektrycznego — 
B. Jabłoński. 332-3, 

Inż. L. Te me rs о n. Sposób użycia małego 
suwaka rachunkowego. 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne. 96. 

Norma. Elektrotechnische Messgerite. 233. 

Oświetlenie okien wystawowych. — Inż. 
Felhorski. 333-4. 

Pożaryski M. Prof. Krótki zarys elektrotech- 
niki. Cz. II i III. W-wa, 1929. J. Tymowski. 22. 


Pożaryski M. Prof. „Maszyny 
i prostowniki. Z. Kamieński. 593-4. 

Pożaryski M. SE Pomiary elektryczne w te- 
chnice, — G. N. 7 

Prąd. Visage 1 i IL 144. 

Przegląd Techniczny. Zeszyt sprawozdawczy 
z Р. W. К, Zeszyt 40-1. 22. 

Prepisy elektrotehnickeho 
venskeho. 536. 

Reinigung der Isolier-Oele A. С. A. Hering. 
183. 

VIII Rocznik Polskiego Związku Przemysłow- 
ców Metalowych. 144. 

Sprawozdania i prace Polskiego Komitetu 
Energetycznego. Tom III. 125-6. 

Światło i Siła. 183. 

Sprawozdanie Stow. Dozoru Kotłów . Paro- 
wych w Katowicach. 1929, 368, 

Tow. Kursów Technicznych w Warszawie. 
510. 

Tablice samochodowe do szybkiego odnajdy- 
wania i usuwania uszkodzeń. Inż. B. Nowakowski. 
Inż. W. Siwecki. 566. 

Uszkodzenia w maszynach żaka 334. 

Vorschriftenbuch des V. D. E. 3 

Zestawy kołowe taboru на Inżesd: 
Strausfogel. W-wa 1930. 454, 

Zweite Weltkraftkonferenz. Berlin 1930. 253. 
Elektrownie: 

Białystok P i H 263. 

Biała Waka P i H. 566. 

Brześć nad Bugiem P i H. 210. 

Bydgoszcz Р i Н. 46.. 

Chodorów P i H. 650. 

Ciechanowiec P i H. 537. 

Dawidgródek Р i Н. 369, 

Elektrownia wodna pod gołem niebem. W. T. 
66-7. 

Elektrownia Szatura pod Moskwą. W. T. 
664-6. 

Elektrownie w Norwegji. W. T. 325. 

Elektrownia zachodnia miejskich zakładów 
elektrycznych w Berlinie. 396-7. 

Gródek. P i H. 126, 183. 

Gdynia, Р. i Н. 263, 454, 650. 

Gromadzenie energji w elektrowniach o zna- 
cznych szczytach obciążenia. W. T. 532. 


elektryczne 


svazu.  ceskoslo- 
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Halicz. P. i H. 510. 

Jabłonowo. Р, iH. 679. 

Kraków. Р. i Н. 126, 155, 567. 

Kalisz. P. i H. 369. 

Kielce. P. i H. 369. 

Komarno. P. i H. 537. 

Kowel. P. i H. 566-7; 369. 

Leszno. P. i H. 234. 

Lublin. Р. i Н. 234, 263, 287, 369, 399, 454, 651, 

Lwów. P. i H. 263, 651. 

Łomża, Р, i Н. 98. 

Łodź. Por H.127, 537. 

Łowicz. P. i H. 234-5, 510. 

Międzynarodowy związek elektrowni. — K. 
Straszewski. 347—350. 

Olkusz. P. i H. 369. 

Poznan. Р. i Н. 23. 

Pomorze. P. i H. 236. 

Pińsk. Р. i H. 287. 

Płock. Р. i Н. 287. 

Przemyślany. P. i H. 537. 

Pruszków. P. i H. 537. 

Powiększenie elektrowni Golpa-Zschornevitz 

w Niemczech. W. T. 327. 

Radzyń. Р. i Н. 537. 

Równe. Р. i Н. 567. 
| Rozwój i powstanie elektrowni kresowych. — 
Inż. Ј. Lukaszewicz. 350-4. 

Sierpc. P. i H. 98. 

Święciany. P. i H. 679. 

Tczew: 510. 

Tarnobrzeg. P. i H. 537. 

Warszawa. P. i H. 98-9, 128, 236, 264, 287, 

369, 510, 622. 

Włocławek. P. i H. 24, 236, 287, 595. 
dniu uruchomienia Zakładu Wodnego 

w Zurze. 73-91. 

i Warta. P. i H. 537. 
Witaszyce. P. i H. 537. 
Wilno. P. i H. 369, 568, 595. 
Wielkie elektrownie cieplne 

W. T. 580-2. 
Zanikanie -elektrowni 
Zjedn. A. P. W. T. 258. 
` Żyrardów. Р. i Н. 100, 622. 
Żur. P. i Н, 155-6. 
Zamość. Р. i H. 622. 


Elektryiikacja: 


Białystok, P. i H. 46, 126. 

Bojanów. P. i H. 537. 

Brody. P. i H. 622. 

Elektryfikacja  północno-zachodniej 
РЫ 212 

Elektryfikacja mieszkań prywatnych w An- 
glji i w Stanach Zjednoczonych. W. Т. 530. 

Finansowanie państwowych robot elektryfi- 
kacyjnych w Anglji. W. Т. 174. 

Francuska oferta na elektryfikację Polski. Р. 
i H. 288, 

Elektryfikacja Polski. P. i H. 335, 370-2, 399, 
538,623, 679. 

Gdynia. P. i H. 369, 399, 510. 

Harriman. Р. i H, 264. 

Kraków. P. i H. 47. 

Losy ofert elektryfikacyjnych. Р; i Н. 455. 

Lwów. P. i H. 622, 


we Włoszech. 


komunalnycch w St. 


Polski. 


Nowe przedsiębiorstwo elektryfikacyjne w 
Szwajcarji. W. Т, 511-2. 

Niepowodzenie pożyczki elektryfikacyjnej w 
Anglii. W. Т. 531. 

Oferty elektryfikacyjne. R. 595. 

Ozorków. P. i H. 334. 

Poraj. P. i H. 98. 

Projekty elektryfikacyjne. R. 212. 

Pomorze. P. i H. 567. 

Projekt elektryfikacji całej Polski, P. i H. 595. 

Państwowe i międzypaństwowe projekty ele- 
ktryfikacyjne w Europie. — Inż. Maurycy A l- 
tenberg. 604—614, 

Poznań. 334. 

Sulejów. P. i H. 23. 

Siersza Wodna. P. i H. 72. 

Syndykat dla Elektryfikacji Polski. R. 211. 

Toruń. P. i H. 23. 

Tarnowskie Góry. P. i H. 98. 

Udział sił wodnych w programie elektryfikacji 
Polski. — Inż. М. Altenberg. 637-8. 

Uwagi na temat elektryfikacji kraju. — Prof. 
A. Chełmoński. 346-7. 

Warszawa. P. i H. 71, 183, 399, 510, 537, 567-8, 
651. 
Wilno. P. i H. 399. 
Wołyń. P. i H. 511. 
Zagraniczne oferty elektryfikacyjne. Р. i Н. 


426. 

Zelektryfikowanie gospodarstwa domowego. 
W. T. 326. 

Zeork. P. i H. 335, 652. 

Żur. P. i H. 48. 


Żnin. P. i H. 370. 


Gospodarka cieplna: 

Para o wysokiem ciśnieniu i wysokiej tempe- 
raturze. — Inż, St. Zaleski. 157—162. 

Torf jako paliwo dla zakładów elektrycznych. 
Inż. I. Olszewski. 361-3. 

Wysokoprężne siłownie w St. Zjedn. A. P. 
z punktu widzenia gospodarczego. W. T. 364-5. 


Gospodarka elektryczna: 


Dokładna prognoza obciążenia stacji i sieci 
elektrycznych. W. Т. 559—560. 

Elektrownie a instalatorzy. 109—113. 

Elektryczność a klęska mieszkaniowa.—lInż. 
Н. Dziatlik, 416-7. 

Francuska gospodarka elektryczna w r. 1928. 
W. T. 325. 

Gospodarka elektryczna w małych miastach 
i śminach wiejskich. W. T. 258. 

Gospodarka elektryczna w Niemczech. W. T. 
500-2. 

Łódź, P. i H. 71. 

Międzynarodowa współpraca elektrotechnicz- 
na. — Józef Podoski. 556-7. 

Niektóre dane z gospodarki energetycznej 
i elektrycznej. W. T. 67. 

Ogólne uwagi o organizacji i kontroli ciągło- - 
ści ruchu w elektrowniach. — Inż. Konor- 
ski, 26—30. 

Wytwórczość i zużycie energji elektrycznej 
w okręgu paryskim. W. T 40. 

Wytwórczość i rozchód energji elektrycznej 
we Francji w r. t926. W. T. 142.. 


EWĘ 


Zaopatrzenie gospodarstw domowych w ener- 
gje elektryczną w Berlinie, W. Т. 226. 
Gospodarka energetyczna, 

Niektóre dane z gospodarki 
i elektrycznej. W. Т. 67. 

Siły wodne Wileńszczyzny. — Inż. H. Jensz. 
354—361. 

II światowa konferencja energetyczna. 554-5, 
663. 
Grzejniki: 

Działalność Instytutu badawczego elektro- 
techniki cieplnej w Hannowerze. W. T. 143. 

Elektryczne ogrzewanie domu. W. Т. 667. 

Elektryczne ogrzewanie i gotowanie w An- 
5131. W. Т. 13. 

Elektryczne ogrzewanie w przemyśle drukar- 
skim. W. Т. 41. 

Grzejniki elektryczne 
skim. W. T. 170. 

Przyrządy grzejne w gospodarce elektrowni 
miejskiej. — Inż. Н. Dziatlik. 218—222. 

Żelazka elektryczne, jako źródła obciążenia 
elektrowni. W. T. 170. 


Instalacje: 

Instalacje elektryczne na spłatę. W. T. 173. 
Izolacyjne materjały: 

Emalja, jako środek do izolowania przewod- 
ników. W. T. 227. 

Papiery izolacyjne. W. T. 327. 

Stacja doświadczalna porcelany elektrotech- 
nicznej Rosenthala, W. T. 504-05. 

Taśma izolacyjna. PNE-24. 260-1. 


Izolatory: 

Izolatory porcelanowe przepustowe de tran- 
sformatorów olejowych. 648—650. 

Izolatory przepustowe. W. T. 40. 

Izolatory wysokiego napięcia. PNE-8. 204-7, 
674-5. 

Słownictwo izolatorów wysokiego napięcia. 
424-5. 

Trwałość izolatorów wysokiego napięcia w 
świetle przepisów polskich i międzynarodowych. 
Inż. Henryk Dziatlik. 59—61. 

Uwagi do projektu norm na izolatory wysokie- 
go napięcia. — Inż. J. Skowroński. 272-3. 


Jubileusze: 

Czterdzieści pięć lat pracy prof. Al. Wasiu- 
tyńskiego. 330. 

Inż. Jan Rzewnicki. — Prof. S. Odrowąż- 
Wysocki. 374. 

Jubileusz inż. J. Lenartowicza. R. 156. 


Kable: 

Instalacja kablowa dla Mościc. P. i H. 72. 

Przepisy prób kabli wysokiego napięcia w 
świetle badań nad wytrzymałością elektryczną 
dielektryków. — Inż. St. Bladowski. 657 — 
663. 

Zarys rozwoju przemysłu kablowego w Pol- 
sce 1918—1929. — Inż. T. Rubinstein. 196-7. 

Zjawiska cieplne w kablach wysokiego napię- 
cia z izolacją papierową. W. T. 502-3. 
Kolejnictwo: 

Angielski kolejowy komitet elektryfikacyjny. 
W. T. 199. 


energetycznej 


w przemyśle drukar- 


Elektryfikacja szwedzkich kolei królewskich. 
Inż. JJBruski-Kasyn a. 33-9, 52-9. 

Elektryfikacja włoskich kolei państwowych — 
Inż. Bruski-Kasyna. 374-6, 403-416, 344-442, 
461-9, 

Gospodarczość linij przewozowych. W. T. 328. 

Hamulec „Chekko-CĆressłast'. W. Т. 328. 

Koleje szwajcarskie. W. T. 364. 

Londyńska kolej podziemna. W. T. 115. 

Lokomotywa 2C-C2 francuskich kolei PLM. 
W. T. 652. 

Naprężenia wewnętrzne w obręczach kół. 
W. T. 668. 

Nowa lokomotywa elektryczna kolei szwaj- 
carskich. W. T. 530. 

O regeneracji złączek szynowych. W. Т. 477. 

Okrężne linje komunikacyjne w Wiedniu. W. 
T. 667. 

Park wagonowy londyńskich kolei podziem- 
nych, W. T. 198. 

Przyrząd do kontroli czujności na kolei Pa- 
ryż—Orlean. W. T. 328. 

Psychotechnika w kolejnictwie niemieckiem. 


"W. T. 328. 


Regulacja siły hamującej hamulców z elektro- 
magnesem. W. T. 476. 

Spawanie szyn łukiem. elektrycznym. W. Т. 
477. 

Stale specjalne do wyrobu szyn. W. T. 668. 
Uwagi w sprawie artykułu dr. Sachsa o loko- 
motywach elektrycznych. — Inż. J. Podoski. 
61-2. 

W sprawie artykułu o elektryfikacji włoskich 
kolei państwowych. — Inż. Podoski, Inż. 
Bruski-Kasyna. 557-9. | 

Wzrost ruchu na publicznych przedsiębior- 
stwach Londynu. W. T. 449. sit 

Współpraca między wytwórcą 
W. T. 476. 

Zagadnienie połączenia sieci o normalnej czę- 
stotliwości z siecią kolejową. W. T. 14. 1 

Zasilanie berlińskiej kolei miejskiej prądem 
zapomocą 'prostownków rtęciowych. W. 
Kolejnictwo elektryczne w Polsce: 

Brzeziny - Koluszki. P. i H. 210. 

Grodzisk Р. i Н, 47. 

Kolej miejska podziemna w Warszawie №, Т. 
478. dr 

Projekty nowych linji wązkotorowych i nor- 
malnotorowych elektrycznych Р. i H. 72. 
Kotły parowe: 

Warszawa. P. i Н. 17, 99, 127, 454-5. : 

Kontrola wody do zasilania kotłów parowych . 
W. T. 255-7. 

Lampy: 

Ustalanie mocy żarówek W. T. 170-2. 
Maszyny elektryczne: 

VII Plenarne zebranie Międzynarodowej Ko- 
misji Elektrotechnicznej. — J. К о m a n. 548-553. 

O warunkach rozwoju przemysłu maszyn ele- 
ktrycznych. — Inż. Z. Gogolewski. 163-7. 

Warunki pracy maszyn w wielkiej elektrowni 
okręgowej. W. T. 40. 

Zastosowanie pomp elektrycznych do tłocze- 
nia ropy. W. T. 224. ARE 

Zespół regulator-transtormatora, przetworni-. 
cy 4400 kW. W. Т. 530. 


a odbiorcą. 
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Maszyny cieplne: 

Turbiny o wysokich ciśnieniach we Francji. 
W. T. 42. 
Miernictwo: 


Galwanometr przekaźnikowy. W. T. 67. 

Kilka wyników pomiarów oporności uziemień. 
W. T. 504. 

Liczniki skarbonkowe pensowe i szylingowe. 
W. T. 170. 

Metoda kompensacyjna pomiaru przekładni i 
uchybu transformatora prądowego. — Inż. St. 
Trzetrzewiński W. T. 314-320. 

Przyrządy do mierzenie oporu styków szyno- 
wych. W. T. 41. 

Pomocniczy przyrząd pomiarowy do kontroli 
liczników. W. T. 173. 

Technika pomiarowa wysokich napięć. W. T. 
326. 

Urządzenia pomiarowe na podstacjach samo- 
czynnych. W. T. 115. 

Urządzenie pomocnicze do badań transforma- 
torów miernikowych. W. T. 143. 

Uwagi o organizacji pomiarów ruchowych. — 
Inż. K. Heller. 265 - 271. 
Nekrologi: 

$. p. Inż. Leszek Czajkowski. 677. 

ś. p. Inż. Franciszek Biskupski. 16. 

$, p. Inż. W. Markowicz. 566. 

August Rateau. W. T. 224. 
Normalizacja: 

Normalizacja warunków wykonania wyrobów 
elektrotechnicznych. R. 236. 


Oleje izolacyjne: 
Przechowywanie i użytkowanie olejów izcla- 
cyjnych. W. T. 62-4. 
Oświetlenie: 
Bydgoszcz. P. i Н. 287. 
Łódź. P. i H. 651. 
Mysłowice. P. i H. 679. 
Międzynarodowe Komisje oświetleniowe. 246- 
-254. : 
Nowe niemieckie normy oświetleniowe. 527-9. 
Nowy instytut świetlny. W. T. 113-4. 
Oświetlenie ulic lampami na napięcie niskie 
łączonemi szeregowo. W. T. 198. 
Oświetlenie w kopalniach węgla. W. T. 529. 
Oświetlenie stacyj kolejowych zapomocą re- 
flektorów elektrycznych. — Е. Kr ü g e r. 320-5. 
Oswietlenie elektryczne w pociągach kolejki 
wąskotorowej Steinhelle - Madebach. W. T. 476. 
Prokocim. 510. 


Światło elektryczne w ogrodnictwie. W. T. 
115 

Sala pokazów świetlnych. W. T. 532. 
- Technika oświetleniowa w teatrze. W. Т. 


531-2. 
Warszawa. 334. 
Odznaczenia i nagrody: 
Nagrody przyznane na Powszechnej Wysta- 
wie Krajowej w dziale elektrotechnicznym. 97-98. 
Odznaczenia 19, 511. 
Odznaczenie uczonego polskiego. 174. 


Polski Komitet Elektrotechniczny PKE.: 
Instrukcja dła kontroli urządzeń piorunochron- 
nych. 366-8. 


Izolatory wysokiego napięcia. 204-7; 674-5. 
Komisja olejów izolacyjnych. 118-123. 
Napięcia normalne PNE-18. 534. 

Prezydjum: 69-70; 93-4; 180-1; 204-7; 281-3; 
479; 509; 675-7. 

Przep'sy budowy napowietrznych anten od- 
biorczych PNE-24; 175-9, 

Povrawki do przepisów budowy i ruchu urzą- 
dzeń elektrycznych prądu silnego w podziemiach 
kopalń. 179-180. 

Przewody izolowane i kable PNE-5. 
672-4. 

Taśma izolacyjna PNE-24. 260-1. 

Wskazówki niesienia doraźnej pomocy w wy- 
padku porażenia prądem elektrycznym. 19-21. 

Wskazówki co do ochrony budowli od elek- 
trvcznvch wyładowań atmosferycznych, PNE-22. 
148-155; 617. 

Wypadki elektryczne w kopalniach. 533-5. 

Wskazówki obchodzenia się z urządzeniami 
elektrycznemi wrazie pożaru. PNE-26. 563-5. 

Wskazówki ochrony urządzeń metalowych 
znajdujących się w ziemi, od działania elektrolity- 
сгпебо prądów błądzących. PNE-27. 584-592. 
Porażen*a prądem i wypadki: 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. W. T. 
142. 


641-8; 


Porażenie prądem. W. T. 327. 

Wskazówki niesienia doraźnej pomocy w 
wypadku porażenia prądem elektrycznym. 19-21. 

Wypadek w elektrowni Lwowskiej. W. T. 
64-6. 

Wypadki elektryczne w kopalniach. 533-5. 
Prądnice, przetwornice: 

Postępy w budowie turbogeneratorów wiel- 
kiej mocy. W. T. 225. 

Olbrzymi turbosenerator. W. Т. 531. 
Prostowniki: 

Pomiar próżni w prostownikach. W. T. 199. 

Prostowniki rtęciowe w instalacjach oświetle- 


‘niowych. W. Т. 530. 


Przemysł elektrotechniczny w Poisce: 
Przemysł elektrotechniczny a M.W.,K.T. Р. 
H. 72 


Przemysł instalacyjny. 623. 

Rodzimy przemysł elektrotechniczny musi zy- 
skać jaknajszersze poparcie społeczeństwa. W. T. 
184. 

Stan zatrudnienia w przemyśle elektrotechni- 
cznym. 288. 

sprawie organizacji przedsiębiorstw elek- 
trotechnicznych. — St Sliwins К i. 387-93. 

Zakłady Elektrotechniczne Brygiewicz, Zuc- 
ker i Ska. R.. 24. 

Z przemysłu elektrotechnicznego. 595. 


Przemysł i Handel: 
Dalszy rozwój SEG. 372. 
European Electric Corporation. P. H. 128. 
Harriman. P. H. 264. 
Koncern Alsthoma w Polsce. W. T. 336. 
Koncern Kreuger i Ericsson. P. i H. 568. 
Nowy holding elektrotechniczny. R. 156. 
Nowy europejski koncern elektryczny. P. i H. 
427. 
Otworzen'e własnego oddziału w Polsce przez 
koncern Alsthoma. R. 539. 


= 


O uregulowanie handlu żarówkami. Р. Н. 623. 

Przemysł instalacyjny. P. i H. 623. 

Poznań. 23, 98. 

Porozumienie gospodarcze w przemyśle elek- 
trotechnicznym. P. i H. 100. 

Pojemność polskiego rynku elektrotechniczne- 
бо w świetle statystyki przywozu. — Inż. Z. К a- 
niews ki. 134-6. 

Podatek obrotowy a elektrownie prywatne. 
R. 539. 

Rozwój krajowej fabrykacji lokomobil. P. i H. 
72. 
; Reorganizacja Radio - Corp. of America. R. 

372. 
Syndykat rur izolacyjnych. R. 100. 
Samowystarczalność Polski w kilku działach 
przemysłu komunikacyjnego. P. i H. 128. 

Syndykat dla elektryfikacji Polski. R. 211. 

Światowa sytuacja przemysłu aluminjowego. 
W. T. 224. 

Spółki akcyjne: 48, 184, 336, 288, 264, 370-1, 
427-8, 455-6, 484, 512, 539-540, 568, 595-6, 623-4, 
652, 680. 

Stan przemysłu elektrotechnicznego w Anglii. 
R. 679. 

Współpraca Siemens - Ericsson. R. 372. 

Współpraca I. G. Farbenindustrie z GEC. 372. 

Wielka fuzja w światowym przemyśle elektro- 
technicznym. R. 100. 

W handlu przyrządami elektrycznemi. P. i H. 
183-4. 

Z przemysłu elektrotechnicznego. R. 100. 

P. i H. 236. 

Zmiany w dyrekcji Polskich Zakładów Elektr. 
Brown - Boveri. P. i H. 128. 

Zagadnienie warunków płatności w przemyśle 
elektrotechnicznym. W. T. 184. 

Z przemysłu. P. H. 100. 

Zakłady Elektryczne A.C.E.C. w Polsce. P. H. 
427, 

Zrzeszenie koncesjonowanych firm elektrycz- 
no - instalacyjnych w Polsce. R. 568. 


Przesyłanie energji: 
Granice ekonomicznego przesyłania energji 
elektrycznej. W. T. 276-9. 
Przesyłanie energji 
142-3. 
Przesyłanie energji elektrycznej zapomocą 
prądu stałego o wysokiem napięciu. W. T. 254. 


Przewody: 

Elektryczne przewody o przekroju rurowym. 
Winslet: 

Obliczanie przewodów napowietrznych. W. 
T. 41. 

Obliczanie przewodów elektrycznych na moc 
mechaniczną. — Inż. J Łukaszewicz. 401-3. 

Przewody izolowane i kable PNE - 5, 641-8; 
672-4. 


Przepisy i normy: 

Patrz Polski Komitet Elektrotechniczny. 
Przyrządy elektryczne: 

Elektrody do przewodników płynnych. W. 
T. 66. 


Galwanometr przekaźnikowy. W. T. 67. 
Kłódki do liczników. W. T. 13. 


prądem stałym. W. T. 


Kondensatory statyczne olejowe do polepsze- 
nia spółczynnika mocy. W. T. 560-2. 

Nowe zegary elektryczne. W. T. 226-7. 

Nowy odgromnik zaworowy. W. T. 328. 

Odłączniki wysokiego napięcia. — Inż. E. 
K o p pe. 619-622. 

Ogranicznik prądu. 678. 

Prostownik iskrowy wysokiego napięcia. — 
Inż. J. Skowronsk i. 101-8; 129-133. 

Przyczynek do zagadnienia wyłączników ole- 
jowych. W. T. 114. 

Przyrząd ER RWE do badania lin 
drycianych. W. Т. 1 

Przewodniki onê do uzwojeń magneso- 
wych. W. T. 364. 

Tachometr elektryczny. W. T. 144. 

Transformatory w wyłącznikach olejowych 
wysokiego napięcia. W. T. 173. 

Zabezpieczenie systemu Buchholca do prąd- 
nic. W. T. 227-8. 

Zapotrzebowanie na русу EDI do 
rozdziału prądów silnych. W. T. 184. 


Rozdzielnie i aparaty rodzielcze: 


Zapotrzebowanie na RU OBCE do 
rozdziału prądów silnych. W, T. 184. 


Różne: 


Dmuchawki do оса GA uzwojeń silników 
elektrycznych. W. T. 4 

Elektrody do оте койда płynnych. W. 
T. 66. 

Elektroftalm. — Prof. dr. Kazimierz Noi- 
szew s ki. 108-9. 

Gaszenie үе ора а zakładach elektrycznych 
zapomocą wody. W. T. 1 

Gazowy przyrząd E W.T. 42. 

Konserwacja wodospadu Niagary. W. T. 14. 

Konstrukcja i zastosowanie łożysk kulkowych. 
W, T. 328. 

Kilka wyników pomiarów oporności uziemień 
pomocniczych przy sprawdzaniu piorunochronów. 
W. T. 504. 

List do Redakcji w sprawie znakownictwa ele- 
ktrotechnicznego. 451. 

Londyński ruch uliczny w roku 1929. W. T. 
657. 

Maszyny pomocnicze napędzane przez turbi- 
ny parowe. W. Т. 6 

Nowe дш ел dla zabezpieczenia nocnej 
komunikacji lotniczej. W. T. 113. 

Nasze zadania. — Z. Okoniewski. 290. 

Na przełomie. — T. C z a p lic ki. 290-3. 

Nowy sposób obliczania czasu przejazdu, zu- 
życie PSIE CH i kosztów ruchu samo- 
chodów. W. T. 4 

о SĄ — 122. M Wolanowski. 
442-6. 

Oczyszczanie E A przy pomocy wiórów 
stalowych. W. T. 198 

Oporność uziemienia rynny żelaznej. W. T. 
504. 

„Proctor“ nowy środek zabezpieczający przed 
włamaniem, kradzieżąi pożarem. W. T. 39-40. 

Parkeryzacja. W. T. 475. 

Próby zastosowania silników Junkersa na olej 
ciężki. W. T. 478. 

Soła, San, Dunajecc. 538. 


TESO 


Silumin w elektrotechnice. W. T. 228. 
Typy autobusów dla wieikich miast. W. T. 
478. : 
Uwagi o znakownictwie elektrotechnicz- 
nem, — Inz.G. Hensel. 9-12, 169. 
sprawie uwag o znakownictwie elektrote- 
chnicznem. — Prof. L. S t a n i e w i c z. 222-3. 
Walka z dymem. W. T. 40. 
Wycieczka do fabryki Siemensa w Rudzie Pa- 
bjanickiej. 512. 
pływ pracy pionowego silnika dyzlowskiego 
na sąsiednie budowle. 114-5. 
Wynalazcy. — Inż. R. F г а у п d. 168. 
Zastosowanie promieni nadfjioletowych w 
przemyśle gutaperkowym. W. Т. 39. 
_ Zastosowanie stopów glinowych do budowy 
wagonów. W. T. 667. 
Z techniki filmu dźwiękowego. — Inż. M. W o- 
lanows ki. 193-5. 
Zagadnienie usuwania osadu kotowego. W. T. 
475. 
-Zwalczanie hałasu ulicznego. W. T. 475. 


Sieci elektryczne: 
Elektryczne przewody o przekroju rurowym. 


W. T. 255 

Obliczanie przewodów napowietrznych. W. 

T. 41. 
O zwarciach z ziemią w napowietrznych sie- 

ciach wysokonapięciowych. — Inż. Z. G r a b o w- 

ski. 136-141. : 


Obliczanie przewodów elektrycznych na moc 
mechaniczną. — Inż. J. Ł u k a szew icz. 401-3. 

O pojemnościach linji napowietrznych i war- 
tości ochronnej przewodów odgromowych. — Inż. 
Z. Grab o w sk i. 485-495, 

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych. 
671-2. 

Pojemności szeregowe w sieciach wysokiego 
napięcia. W. T. 199, 

Sprawozdanie z konferencji wielkich sieci ele- 
ktrycznych w Paryżu. — Prof. К. Drewnow- 
s k i. 6-9, 31-33. 

Utrzymanie ruchu w sieci kablowej miejskiej. 


— Inz. В. Н а c. 625-632. 

Wytyczne stosowane. w Anglji przy projekto- 
waniu elektrycznych sieci rozdzielczych w dzielni- 
' cach mieszkalnych. №. Т. 14. 

Z praktyki napowietrznych sieci rozdzielczych 
w Anglji W. T. 15. 

Zagadnienie połączenia sieci o normalnej czę- 
stotliwości z siecią kolejową. W. T. 14. 


Zastosowanie systemu trdjprzewodowego w 


sieciach tramwajowych. — Inz.J.Lenarto-. 


wic z. 1-6. 

Zastosowanie szybkorejestrujących woltomie- 
rzy do notowania wielkości zmian napięcia w sieci. 
W. Т. 14. 

Z praktyki przepięć w sieciach napowietrz- 
nych. — Inż. В. Witwińs К i. 429-433, 487-461. 


Silniki elektryczne: : 
Rozruch asynchronicznych silników klatko- 
wych. W. Т. 562. AA” 
Wielkie silniki asynchroniczne z rozrusznikiem 
odśrodkowym. W. Т. 582. 


Silniki spalinowe: 

Próby zastosowania silników Junkersa na olej 
ciężki. W. Т. 478. 
Spółczynnik mocy. 

Kondensatory prądu silnego dla poprawienia 
spółczynnika mocy. W. T. 66. 

Kondensatory statyczne olejowe do polepsze- 
nia spółczynnika mocy. W. T. 560-2. 
Statystyka: 

Dane statystyczne o przywozie maszyn i ma- 
terjałów elektrotechnicznych. W, T. 335. 

Pojemność polskiego rynku elektrotechniczne- . 
бо w świetle statystyki przywozu. — Inż. St. Z. 
Kaniewski. 134-6. 

Sprawozdanie z eksploatacji tramwajów. 64-5, 
256-7, 580-1, 664-5. 1 

Stan przywozu i wywozu z Polski artykułów 
przemysłu elektrotechnicznego. Р. Н. 679. 

Wywóz z Niemiec do Polski. W. T. 141. 


Stowarzyszenia i organizacje: 

Centralna Komisja Słownictwa Elektr. 
301, 669. 

Działalność stowarzyszenia dozoru Kotłów 
Parowych w Katowicach w r. 1929. 393-6. 

Komisja Eksportowa. 21. 

Koło Elektryków S. Р, W. 21-2, 182, 619. 

Organizacja Gospodarki Świetlnej. 43-5, 95. 

Polski Związek Przedsiębiorstw Elektrotech- 
nicznych. 95, 

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektryycz- 
nych. 671-2. 

Poznań, P. H. 399, 6511. 

Protokół Zwyczajnego Dorocznego Walnego 
Zebrania Udziałowców Spółki р. f.: Wydawnictwo 
Czasopisma „Przegląd Elektrotechniczny S. z. O. 
O. 329. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich: 

Zarząd Główny: 16-7; 91-3; 144-6; 200; 229; 
259; 279-280; 294-5; 309-311; 365-6; 398; 422; 449; 
479; 505-9; 563; 584; 615; 616; 669; 

Oddział bydgoski SEP.: 148; 200; 231-2; 260; 
301; 421. 

Oddział krakowski SEP. 299-300; 509; 584. 

Oddział lwowski SEP. 260; 297-8; 366; 398-9; 
421-3; 449-451; 509; 533; 584; 616; 670. 

Oddział łódzki SEP. 68-9; 116-8; 148; 175; 
200-3; 260; 280; 298-9; 366; 423; 449; 584; 670. 

Oddział poznański SEP. 17-8; 116; 174; 203-4; 
231; 260; 280; 300; 366; 479; 509. 

Oddział radomski SEP. 301. 

Oddział sosnowiecki SEP. 93; 175; 232-3; 260; 
298; 423; 533; 563. - 

Oddział toruński SEP. 300. 

Oddział warszawski SEP. 67-9; 95; 116; 146-7; 
174; 200-1; 230-1; 259-260; 280; 295-7; 366; 398; 
420-1; 423; 449; 670. 

Sekcja Radjotechniczna: 301; 533; 582-4, 

Tow. Przyjaciół Elektryfikacji Polski im. Ga- 
brjela Narutowicza. 408. 

Związek Elektrowni Polskich. 94-5; 263; 337- . 
-46; 536. 

Związek Inżynierów Elektryków. 182; 209. 

Związek Przedsiębiorstw Elektrotechnicznych 


200, 


95. 
Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych 
w Polsce. 70; 95; 261-3; 284-5, 
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Szkolnictwo: 

Dr. Inż. Włodzimierz Krukowski — Prof. A. 
Odrowaz-Wysocki. 618-9. 

Gdzie zdobyć wykształcenie techniczne i po- 
sadę. 332.. 

Lublin. 98; 622. 

Odczyty dla elektromonterów. 125. 

Państwowa Szkoła Włókiennicza. 535. 

Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn 
i Elektrotechniki, 331; 566. 

Politechnika Warszawska. 
678. 

Promocje doktorskie na niemieckich wyższych 
uczelniach technicznych. W. T. 115. 

Rozbudowa Laboratorjów Elektrotechnicz- 
nych. 330-1. 

Sprawa wyższej szkoły technicznej w Łodzi. 
452. 

Szkoła dokształcająca zawodowa dla monte- 
rów elektryków w Warszawie. 331-2, 452-4. 

Szkolnictwo dokształcające. 566. 

Szkoła mistrzów elektrotechników we Lwo- 
wie. 426. 

Terminatorzy i uczniowie w przemyśle elek- 
trotechnicznym wg pruskiej statystyki za rok 1925. 
W. T. 143. 

Wycieczka Koła Elektryków do Szwajcarii. 


535; 566; 592-3; 


425. 
' Taryly: 

Prostolinijne wykresy taryf prądu elektrycz- 
nego. — Inż. A. Ma y z n e r. 49-52. 


Teorja elektryczności i badania: 

Jednostki i definicje elektrotechniczne. 521-3. 

Podstawy fizykalne zastosowania iskierników 
' do pomiaru wysokiego napięcia. — J. L. Ja k u- 
bows ki. 513-8; 574-9; 632-6; 653-6. 

W sprawie pojęcia wytrzymałości elektrycz- 
пеј. — Inż WiesławStyś.191-3. 

Z praktyki przepięć w sieciach napowietrz- 
nych. — Inż. В. Witwińs ki. 429-433; 457-461. 


Telefony: 
Nowy trust telefoniczny. 623. 
Telefony automatyczne. 595. 
Warszawa P. H. 287; 484; 594; 622; 651. 


Transformatory: 

Wentylacja kiosków transformatorowych. W. 
T. 326. 

Z teorji i praktyki transformatorów. — W. 
Kopczyński. 185-190; 213-8. 


Tramwaje: 

Białystok. P. i H. 98. 

Gdynia. P. i H. 98. 

Gospodarczość nowych linji autobusowych i 
tramwajowych. W. T. 667. 

Gospodarczość tramwajów i troleybusów. W. 
T. 328. 

Lwów. P. i H. 210-1. 

Nowe wagony tramwajowe w Ziirichu. W. Т. 
531. 

Nowe wagony silnikowe tramwajów amery- 
kańskich. W. Т. 477. 

Nowe wagony o obsłudze jednoosobowej. W. 
T. 476. 

Nowy tabor tramwajów -warszawskich. W. 
Hale; 


Nowoczesne warsztaty główne do planowej 
naprawy dużego taboru tramwajowego. W. T. 477. 

Nowe wagony przyczepne tramwajów berliń- 
skich. W. T. 668. 

Nowe wagony silnikowe i przyczepne tram- 
wajów wiedeńskich. W. T. 668 
= RE wagony tramwajowe miasta Kopenhagi. 

Organizacja pracy w warsztatach tramwajo- 
wych naprawczych. W. T. 477. 

Podkłady tramwajowe z żelbetu. W. T. 668. 

Porównanie tramwajów, trolleybusów i auto- 
busów. W. Т. 668. 

Porównanie różnych typów pojazdów komu- 
nikacji publicznej. W. T. 529. 

Poznań. P. H. 71. 

Stawki amortyzacyjne w gospodarce tramwa- 
jowej angielsk'ej. W. Т. 174. 

Sterowanie na odległość w budapeszteńskich j 
wagonach tramwajowych. W. T. 668. 

Sprawozdanie z eksploatacji tramwajów. 64-5; 
256-7; 580-1; 664-5. 

Sygnalizacja optyczna w tramwajach elektry- 
cznych. W. Т. 476. 

Tramwaje wAnglji. W. T. 41. 

Tramwaje i autobusy w Holandji. W. T. 667. 

Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Барс 
skiem. А. 72. 

Troleybusy. W. Т. 143. 

Warszawa: Р. Н. 47; 99; 127; 155; 211; 264; 
426; 538. 

Wyniki eksploatacyjne 
skich. W. T. 198. 

Wilno. 335, 

Wóz pogotowia technicznego taboru dla tram- 
wajów we Frankfurcie nad Menem. W. T. 475. 

Wagony tramwajowe w Stanach Zjednoczo- 
nych. W. T. 476. 

Warunki najdogodniejsze przejścia wozu tram-. 
wajowego po skrecie. — Inz.J.Massalski. 
518-521. 

Zastosowanie systemu trójprzewodowego w 
sieciach tramwajowych. W. T. 668. 

Zwrotność wagonów tramwajowych. W. T. 
668, 

Zderzak sprężynowy do sprzegow tramwajo- 
wych. W. T. 476 


Urządzenia elektryczne: 
Inauguracja teatru Pigalle w Paryżu. 


tramwajów. londyń- 


W. T. 
W. T. 


| 329. 


Nowe klinowe złącze do przewodów. 
116. 

Otwarcie międzynarodowej podstacji elektry- 
cznej na Wyspie Napoleona. W. T. 363. 

Podstacja międzynarodowa „Ille Napoleon”. 
W. T. 531. 

Projekt stacji próbnej do badania transforma- 
torów dzwonkowych. — Prof. Dr. Inż. J. St u d- 
n i a r s k i. 237-244, 

Urządzenia elektryczne teatru Pigalle w Par 
ryzu. 666-7. 


Wodne Zakłady: 


Elektrownie wodne w Szwajearji. W. Т. 170. 
Rumuńskie PY zakładów wodno - elek- 
trycznych. W. T 


و 


W dniu uruchomienia Zakładu Wodnego w 
Żucze. 73-91, 

Zwiększenie sprawności zakładów wodnych 
przez pompowanie wody. W. T. 225. 

Wystawy: 

Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Tu- 
rystyki w roku 1930. 124. 

Targi Lipskie. W. T. 426. 

Udział polskich przedsiębiorstw tramwajo- 
wych i kolei dojazdowych w międzynarodowej Wy- 
stawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu. — Inż. 
W.Przelaskowski. 541-7; 569-573. 
Wysokie Napięcia: 

Izolatory Wysokiego Napięcia PNE-8. 204-7, 

O zwarciach z ziemią w napowietrznych sie- 
ciach wysokonapięciowych. — Inż. dypl. Z. Gr a- 

bow ski. 136-141. 
: Pojemności szeregowe w sieciach wysokiego 
napięcia, W. T. 199. 

Przesyłanie energji elektrycznej zapomocą 
prądu stałego o wysokiem napięciu. W. T. 254. 

Przepisy prób kabli wysokiego napięcia w 
świetle badań nad wytrzymałością elektryczną 
‚ dielektryków. — Inż. St. Bla d o w sk i. 657-663. 

Technika pomiarowa wysokich napięć. W. T. 
326. ‹ 

Transformatory w wyłącznikach olejowych 
wysokiego napięcia. W. T. 173. 


Zastosowanie elektryczności: 

Elektryczność na łowach morskich i w gospo- 
darstwie rybnem. W. T. 258. 

Elektryczne urządzenia w zastosowaniu do 
hodowli drobiu i jajczarstwa. W. Т. 326. 

Elektromagnetyczne utrwalanie 
W. T. 448. 

Kilka nowych instalacji" wielkich elektrycz- 
nych dźwigów górniczych. W. Т. 257-8. 

Spawanie elektryczne. W. T. 365, 448-9. 
Zjazdy, Kongresy, Konierencje: 

XXII Kongres międzynarodowy w sprawach 
tramwajownictwa, kolejnictwa dojazdowego i ko- 
munikacji autobusowej 29.VI — 6.VII 1930 r. w 
Warszawie. 124; — Inż. R. Po d o s k i. 597-603. 

Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrote- 
chnicznej. 274-5. 


dzwiekow. 


Kongres Związku Kolejowych inżynierów ele- 
ktryków w Chicago. W. T. 397. 

Kongres syndykatu wytwórców i dostawców 
energji elektrycznej. W. T. 417-420. 

Kongres elektryfikacyjny w Brukseli. W. T. 
536. 

Międzynarodowy Konkres w sprawach komu- 
nikacji. — Inż. М. Kuzmic ki, 312-3. 

Polska jako miejsce kongresu międzynarodo- 
wego w sprawach komunikacji. — Inż, M. K u ź- 
mic ki. 245, 

Pierwszy międzynarodowy zjazd poświęcony 
oświetleniu lotnisk i dróg powietrznych. — Inż. J. 
Pawlikowski. 275-6. 

Program Walnego Zgromadzenia Stow. Elek. 
Polskich, 293. 

Przebieg Walnego Zgromadzenia członków 
Związku Elektrowni Polskich w Wilnie. 337-9, 


VII Plenarne zebranie Międzynarodowej Ko- 


misji Elektrotechnicznej w Stokholmie. — J. P o - 
do s k i. 480-3. 

VII Plenarne zebranie Międzynarodowej Ko- 
misji Elektrotechnicznej w Stokholmie. — J. R o- 
m a п. 548-553. : 

VII Plenarne zebranie Międzynarodowej Ко- 
msji Elektrotechnicznej w Stokholmie. — 


Drewnowski. 524-527. 

VII Plenarne zebranie Międzynarodowej Ko- 
misji Elektrotechnicznej w Stokholmie. — J. P o- 
d о sk i. 614-5. 

VII Plenarne zebranie Międzynarodowej Ко- 
misji Elektrotechnicznej w Stokholmie. — J. S К o- 


"w ro ńs К i. 639-641. 


Sprawozdanie z konferencji wielkich sieci w 
Paryżu. — Prof. К. Drewnowski. 6-9. 31-3. 
II światowa Konferencja energetyczna. 554-5, 
6632 z 

Zjazd nadzwyczajny Związku Niemieckich 
Elektrowni w sprawie gotowania elektrycznego. 
W. T. 197. 

Zjazd niemieckiego Т - wa oświetleniowego w 
Wiedniu. W. T. 225-6. 

Zjazd inżynierów mechaników. 329. 

Zjazd w Pradze. 335. 

Zjazd Związku Elektrowni francuskich w Al- 
gierze. W. Т. 623. 


SKOROWIDZ AUTORÓW, 


Altenberg M. 125; 604-14. 


Bruski - Kasyna J. 374-6; 403-416; 433-42; 461-9; 


557-9. 
Bladowski St. 657-663. 
Chełmoński A. 346-7. 
Czaplicki T. 286-7; 290-3. 
Czyżewski M. 470-5; 495-500. 
Dziatlik H. 59-61; 416-7; 218-222. 
Drewnowski К. 6-9; 31-3; 524-7. 
Felhorski W. 333-4. 
Fraynd R. 168. 
Grabowski Z. 136-141. 
Hac B. 625-633. 
Heller K. 265-271. 
Hensel G. 9-12; 169; 451. 


Jabłoński B. 210; 332-3; 368; 470-5; 495-500. 
Jakubowski J. L. 513-8; 574-9; 632-6; 653-6. 


Jensz H. 354-361. 

Kamieński Z. 593-4, 
Kaniewski St. 961, 134-6. 
Konorski B. 26-30. 

Koppe E. 612-622. 

Kopczyński W. 185-190; 213-8. 
Kriiger F. 320-5. 

Kuźmicki M. 245; 312-3. 
Lenartowicz J. 1-6. 
Łukaszewicz J. 350-4; 401-3. 


Massalski J. 518-521. 

Mayzner A. 49-52. 

Noiszewski K. 108-9. 

Odrowąż - Wysocki St. 233; 374; 618-9. 
Okoniewski Z. 290; 368. 
Olszewski I. 361-3. 

Pawlikowski J. 275-6. 

Podoski R. 597-603. 

Podoski Jozef. 480-3; 556-7. 
Podoski Jan. 61-2; 557-9. 
Pozaryski M. 45-6. 
Przelaskowski W. 541-7; 569-573. 
Roman J. 548-553. 

Rubinste’n Т. 196-7. 

Siwecki W. 566. 

Skowroński J. 101-8; 129-133; 272-3; 639-664. 
Śliwiński St. 387-393. 

Staniewicz L. 222-3. 

Studniarski J. 237-244. 
Straszewski K. 347-350. 

Stys W. 191-3. 

Tymowski J. 22. 

Trzetrzewinski St. 314-320. 
Witwinski B. 429-433. 
Wolanowski M. 193-5; 442-6. 
Zaleski St. 157-162. 


PRZEGLĄD ELERTROTECHNICZNY 


ORGAN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 
pod naczelnym kierunkiem prof. M. POŻARYSKIEGO. 


Rok XII. 
Redaktor inż. WACŁAW PAWŁOWSKI 


1 Stycznia 1930 r. 


Zeszyt 1. 


Warszawa, Czackiego 5, tel. 90-23. 


ZASTOSOWANIE SYSTEMU TRÓJPRZEWODOWEGO 
W SIECIACH TRAMWAJOWYCH. 


J. Lenartowicz, 
Inż. dypl., Naczelny Inżynier budowy Tramwajów Miejskich w Warszawie, 


W związku z przejściem (od 29 pażdziernika 
1929 г.) w tamwajacn warszawskich па system 
t.zw. „trojprzewoaowy zasilania sieci roboczej, 
w pomższem podajemy motywy 1 rozważania, kto- 
re skionity Dyrekcję 1ramwajow do zmiany do- 
tychczasoweśo systemu dwuprzewodowego na sy- 
siem ,,trojprzewodowy zasilania sieci tramwajo- 
wej. 

Przy systemie dwuprzewodowym, w którym 
szyny są uzywane jako przewodnik, przez wzgląd 
na prądy biądzące wymagane są w sieciach tram- 
wajowycn, zwłaszcza większych muast, liczne 
1 kosztowne przewody kablowe odsyłowe, 
zadanie projektujacego taką sieć polega więc 
na tem, aby przy zachowaniu odnosnych przepisów 
co do unikania prądów biądzących, moc ograni- 
czyć koszta urządzenia sieci kabiowej odsyłowej. 
Czynniki, jakie tu odgrywają role; są następu- 
се; 

т Natężenie prądów błądzących jest zależne od 
wielkości różnicy potencjałów między poszczegól- 
nemi punktami szyn. Jaka wielkosć spadku napię- 
cia może być jednak dopuszczona praktycznie, na- 
leży oznaczyć w każdym poszczegolnym wypadku 
oddzielnie, w zależności od warunków miejsco- 
wych, a mianowicie wymiarów i oporu rur, prze- 
biegających między punktami wysokiego i niskiego 
potencjału, położenia rur wzślędem szyn it. p. 
Właściwości gruntu samego odgrywają tu też pew- 
ną rolę; grunt suchy o złej przewodności jest w da- 
nym razie korzystniejszy, aniżeli grunty wilgotne. 

Według przepisów „Board of Trade” dopusz- 
czalną była swego czasu różnica napięć: 5 V po- 
między dowolnymi punktami sieci szyn tramwajo- 
wych w śródmieściu i do 7 V, a nawet wyżej dla 
linji dalszych. Te cyfry były też przyjęte za pod- 
stawę przy obliczaniu w r. 1905 sieci tramwajów 
warszawskich. 

Wielkości te okazały się jednak w praktyce 
naogół za duże, przez co w eksploatacji tramwa- 
jów elektrycznych przy systemie dwuprzewodo- 

wynikały wskutek niedopuszczalnie silnych 
prądów błądzących nietylko elektromagnetyczne 
zaburzenia w telefonach, lecz tez i elektrolityczne 
wplywy na przewody wodociagowe, gazowe a na- 
wet i na szyny tramwajowe, co w wielu miastach 
na Zachodzie było również stwierdzone, 
To spowodowało - ze z dn. 1 lipca 1910 r. za- 
częły obowiązywać w Niemczech nowe przepisy, 


dotyczące środków zapobiegawczych do ochrony 
sieci rur gazowych i wodociągowych przed szkod- 
liwem działaniem prądów powrotnych w sieciach 
tramwajowych o prądzie stałym, w których szyny 
służą za przewód odsyłowy. 

Według tych przepisów w „wewnętrznej roz- 
galezionej sieci szynowej'* i w przylegającym pasie 
2 km szerokości różnica napięć pomiędzy dwoma 
dowolnemi punktami szyn, otrzymana przy obli- 
czeniu, przy średnim ruchu według rozkładu jazdy, 
nie powinna przekraczać 2,5 V. Na „linjach wybie- 
gajacych poza powyżej oznaczony pas“, czyli dla 
linji, nie leżących w obrębie sieci rur, najwyższy 
spadek napięcia przy tych samych warunkach nie 
powinien wynosić więcej niż 1 V na kilometr. 

Stosowanie więc tego przepisu dla sieci tram- 
wajowych większych miast pociąga za sobą jeszcze 
większe koszta na sieć kablową odsyłową, aniżeli 
według przepisów dawniejszych, zwłaszcza, gdy 
się jeszcze uwzględni, że z biegiem czasu wskutek ` 
rozwoju ruchu warunki pod tym względem zmie- 
niają się na gorsze, a to przez częstsze wypuskcza- 
nie wagonów, zastosowanie większych, a więc 
cięższych typów, zwiększenie ilości doczepianych 
wagonów i naogół coraz większe napełnienie. 

Wogóle system dwuprzewodowy w tramwa- 
jach, przy którym szyny używane są jako prze- 
wodnik dla prądów odsyłowych, nie zabezpiecza 
całkowicie przewodów gazowych i wodociągowych 
od ujemnego wpływu prądów błądzących, nawet 
przy tych obostrzonych przepisach, pociągających 
za sobą b. duży wydatek na sieć odsyłową., 

Rozjadanie rur powstaje przeważnie w miej- 
scach o niskim potencjale, a więc w bliskości 
punktów odsyłowych, zwłaszcza o ile przewody ga- 
zowe lub wodociągowe znajdują się dość blisko, 
ponieważ tu przeważnie prąd wychodzi iz rur. 

Należy więc szukać sposobu, w jaki możnaby 
ograniczyć koszta sieci kablowej, przy zachowaniu 
jednak sprawności urządzeń, a także odnośnych 
przepisów co do unikania prądów ziemnych. 

Sposobem, wielokrotnie już stosowanym w tym 
celu w większych miastach jest szereg podstacji, 
zasilanych prądem zmiennym o wysokiem napięciu 
(3000—5000 V) podstacji, w których prąd jest 
przetwarzany w przetwornicach na prąd stały 
550 V. Ten sposób jednak nie zawsze chętnie jest 
stosowany z powodu, że zawiera w sobie wiele 
komplikacji, następnie, ponieważ z doświadczeń 
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i rezultatow urzadzen egzystujacych wynika, ze 
straty energji sa duze, wreszcie, ze koszta budowy 
i eksploatacji sa dość znaczne w porównaniu z sy- 
stemem zasilania bezpośredniego. Nie mówimy tu 
o podstacjach prostownikowych, które zresztą od 
niedawna zaczęły wchodzić w użycie w szerszym 
zakresie. 

Inna droga, która prowadzi do zamierzonego 
celu, jest następująca: 

Myślą podstawową, wydanych w r. 1910 prze- 
pisów o prądach błądzących, jest, ażeby szyny 
w przeciwieństwie do poprzednich poglądów nie 
miały znaczenia jako właściwy przewodnik prą- 
dów odsyłowych, lecz raczej jako przewodnik ,,ze- 
rowy', pośredniczący i wyrównywujący prąd od- 
syłowy. 

Temu założeniu odpowiada właśnie system 
trójprzewodowy, przy którym szyny są użyte jako 
przewodnik pośredniczący, umożliwiając skutecz- 
ne odciążenie szyn, a zarazem prawie całkowite 
usunięcie punktów odsyłowych (miejsca o niskim 
potencjale), dając tymczasem w wyniku znaczne 
zmniejszenie prądów błądzących czyli zmniejsze- 
nie niebezpieczeństwa rozjadania rur gazowych 
i wodociągowych (elektrolizy). 

Podany układ (rys. 1) wyjaśnia myśl zasadni- 
czą systemu trójprzewodowego. 

Z rysunku tego jest widoczne, że wagon jednej 
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a temsamem i miedzi, będzie mniejsza przy zasto- 
sowaniu systemu trójprzewodowego. 

Ażeby dać pojęcie o różnicy ilości potrzebnej 
miedzi, względnie kabli, w obu systemach (dwu 
і trzyprzewodowym), przytoczymy następujące ob- 
liczenie porównawcze. 

Należy przenieść 420 kW, odpowiadających 
pewnej ilości wagonów, które nagromadziły się 
w określonem miejscu dwutorowej linji, na odleg- 
łości 2500 m od elektrowni; dopuszczamy 10% 
strat. 

Przy zwykłym systemie dwuprzewodowym 

Q= с. 2:1, gdzie 

Q — przekrój w mm kw. 

c — opór właściwy przewodnika, 

L — długość w metrach, 

1 — prąd w A 

v — strata napięcia. 

Pzyjmując wielkość c = 0,0215, z uwzględnie- 
niem przewodu powrotnego i oporu szynoweśo 
(przy dobrym profilu szyn i silnym ruchu, względ- 
nie przy dobrych szynach i średnim ruchu), otrzy- 


mamy 
.__ 0,0215 х 2500m х 700a 
От HOOD =. 

Przy systemie zaś trójprzewodowym i równo- 


= 630 mm’. 
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Rys. 1. 


sekcji (dodatniej) otrzymuje prad z przewodu gor- 
nego, w przylegającym zaś odcinku (ujemnym) — 
przez tor t. j. przez szyny. W ten sposób prąd 
powrotny w kierunku elektrowni jest zredukowa- 
ny wielokrotnie w porównaniu z systemem dwu- 
przewodowym (cyfry dolne). 

Rachunkowo wygląda to, jak następuje. Z od- 
cinka, oddalonego od elektrowni np. o 216 km na- 
leży odprowadzić (przy systemie dwuprzewodo- 
wym) do elektrowni 300 A. Przy wyłącznem za- 
stosowaniu toru podwójnego, którego opór na km 
wynosi 0,01 © wypadłby spadek napięcia w szy- 
nach 7,5 V. Ponieważ taka różnica napięć w szy- 
nach jest według przepisów niedopuszczalna, za- 
chodzi wiec konieczność ułożenia izolowanego ka- 
bla odsyłowego. 

Inaczej będzie przy systemie trójprzewodo- 
wym. Przy tym systemie prąd różnicowy może 
być w danym wypadku bez żadnych trudności od- 
prowadzony przez szyny bez zastosowania oddziel: 
nych kabli. Prąd różnicowy może osiągnąć nawet 
znacznie większe natężenie bez obawy powstania 
przy tem prądów błądzących. 


tego jednocześnie widać, że ilość kabli, 


miernie obciążonych obu połowach sieci otrzyma- 
my, przyjmując wielkość c = 0,0182, ponieważ 
opór szyn pomijamy: 


2500 x 350 
бы 


Ponieważ oba przewody dodatni i ujemny, 
muszą mieć ten sam przekrój, a więc ilość miedzi 
będzie w stosunku wielkości „c“ w jednym i dru- 
біт przypadku, czyli - 

0,0182 do 0,0215 = 11 do 13. 

Oszczędność wypadnie tu większa, jeżeli szy- 
ny są tak słabego profilu, że c wypadnie przyjąć 
(przy systemie dwuprzewodowym) 

0,0232 do 0,0248 

W porównaniu z systemem dwuprzewodowym 
(600 V), system trójprzewodowy umożliwia więc 
zarazem w zależności od przewodności szyn i przy 
jednakowych stratach procentowych, oszczędność 
na miedzi 

od 20 do 40% 

Próby zastosowania systemu trójprzewodo- 
wego w urządzeniach tramwajowych były robione 
najpierw w Ameryce. Podział sieci górnej był 


= 265 mm*. 
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przytem przeprowadzony w ten sposób, że obok 
nad sąsiedniemi torami linji dwutorowej równolegle 
zawieszone przewody ślizgowe, połączone z różne- 
mi biegunami, posiadały różny potencjał, a więc 
posiadały w stosunku do siebie podwójne napięcie 
(2 x 600 V); szyny przez połączenia poprzeczne 
były ze sobą połączone elektrycznie. 

Wobec prawie wyłącznie dwutorowych sieci 
tramwajowych wielkich miast układ, zastosowany 
w Ameryce, bezwątpienia jest korzystny, dając 
najmniejszą różnicę potencjałów w szynach; wy- 
maga on jednak wszędzie lepszej izolacji pomię- 
dzy drutami ślizgowemi (1100 — 1200.V) oraz 
skomplikowanych urządzeń sieci górnej nad zwrot- 
nicami i skrzyżowaniami, 

Pozatem układ ten wymaga nadzwyczajnie 
zwiększonej uwagi zajętego przy utrzymaniu sieci 
personelu w celu uniknięcia nieszczęśliwych wy- 
padków oraz powoduje przerwy w ruchu, gdyż 
przy zerwaniu drutu ślizgowego przez pogięty zbie- 
racz prądu i t p. mogą łatwo powstać zwarcia po- 
między obu przewodami roboczemi. 

Pomimo więc zasadniczo korzystnego wpływu 
na prądy błądzące, układ różnych biegunów rów- 
nolegle zawieszonych drutów ślizgowych sieci dwu- 
torowej znalazł mało zastosowania jako technicz- 
nie niecelowy, powodujący większe komplikacje 
w samem urządzeniu i pociągający za sobą więk- 
sze koszta. 

Większe zastosowanie znalazł inny układ syste- 
mu trójprzewodowego, przy którym przewody gór- 
ne otrzymują naprzemian biegun dodatni lub ujem- 
ny — całemi wydzielonemi odcinkami. 

Przy tym układzie sieć górna pewnego odpo- 
wiednio wydzielonego odcinka sieci jest połączona 
z jednym biegunem np. dodatnim, sąsiedniego zaś 
— z biegunem ujemnym i tak w mia- 
rę potrzeby na zmianę i przy dalszych 
odcinkach sieci Druty zawieszone 
obok siebie nad obu równoległemi to- 


obciążenia w sieci. Zmiana kierunku prądów w 
większości odcinków odbywa się conajmniej 3—4_ 
razy w ciągu minuty. Z tego powodu polaryzacja 
pomiędzy przewodami rurowemi w ziemi i szynami 
nie może osiągnąć znacznej wielkości, со ma miejsce 
przy systemie dwuprzewodowym. 

Doświadczenia wykazują, że przy zmianie kie- 
runku prądu natychmiast też następuje przemiano- 
wanie (odwrócenie) biegunów. Działanie elektroli- 
tyczne przy odpowiedniem napięciu może nastąpić 
dopiero po ukończonej polaryzacji. 

Złagodzenie skutków działania elektrolizy 
przy zastosowaniu systemu trójprzewodowego jest 
jednak bardzo uzależnione od podziału przewodu 
roboczego na sekcje. Podział ten jest nadzwyczaj- 
nie ważny przy projektowaniu sieci tramwajowej 
systemu trójprzewodowego. 

Ażeby wykazać wpływ podziału przewodu 
Slizgowego i zależność od tego spadków napięcia 
na linji, podajemy kilka wykresów dla różnych po- 
działów przewodu górnego w porównaniu z syste- 
mem dwuprzewodowym. 

Wykresy te oparte są na następujących da- 
nych: 

6000 m podwójnego toru, którego opór wynosi 
0,01 Q па 1 km podw. toru (szyny 50 kg na 1 m 
dobrze połączone na stykach), obciążenie 40 A na 
300 m linji, rozłożone równomiernie. 

Wykres rys. 2-бо wykazuje natężenie prądu 
i spadek napięcia przy zastosowaniu systemu dwu- 
przewodowego; przewodnik górny na całej długo- 
ści ma biegun dodatni, szyny zaś służą jako prze- 
wodnik do prądów powrotnych (biegun ujemny). 

Z wykresu tego jest widoczne, że prąd od 0 
przy końcu linji wzrasta w szynach do 800 A przy 
elektrowni, przyczem spadek napięcia przed samą 


rami, posiadają ten sam biegun, wo- 
bec czego nie zachodzi potrzeba żad- 


nej szczególnej izolacji wzajemnej 
drutów ślizgowych, praca przy nich 
odbywa się normalnie, jak i w sieci 


dwuprzewodowej, za wyjątkiem pra- 
cy w miejscach, gdzie schodzą się 
odcinek dodatni z ujemnym; tu po- 
wstaje różnica napięć 1100 — 1200 V. 

Na zwrotnicach i skrzyżowaniach 
w sieci górnej pozostaje tu wszystko, 


jak i przy systemie dwuprzewodo- 


Ponieważ wyrównanie prądu w 
szynach przy tym układzie odbywa 
się pomiędzy najbliższemi grupami 


AMPERY 


wagonów i óromadzenia sie prądu 
w szynach. ku elektrowni niema 
miejsca, nie może też powstać w szy- 


nach duża różnica potencjałów. 

Przejście więc prądu z szyn na 
przewody metalowe w ziemi jest z 
tego powodu prawie wykluczone; je- 
żeli zaś nawet małe przejście prądu 
mogłoby mieć miejsce, to nie pocią- 
śnie za sobą szkodliwych następstw, 
ponieważ kierunek prądu stale się 
zmienia, wskutek przesuwania sie 


1000 


ODLEGŁ OD ELEKTR 
w METRACH. 


Rys. 2. 


Natężenie prądu i spadek napięcia przy systemie dwuprzewo dowym. 


` przewodu górnego, 
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jak wykazuje praktyka, powoduje, ze’ 


WOLTY 


potencjał na zewnetrznym końcu li- 
nji waha się raczej w granicach dość 
szerokich. 

Jeszcze gorzej wypadnie, jeżeli · 
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ODLĘGA OD ELEKTR 


Rys. 3. 
System trójprzewodowy. Podział na 2 sekcje. 


elektrownią na ostatnich 300 m wynosi 2,4 V, na 
całej zaś linji krzywa spadku napięcia wykazuje 
w sumie spadek 20 V, 

Na wykresie rys. 3-бо mamy przy zastosowa- 
niu systemu trójprzewodowego pierwszą połowę 
zasilaną z bieguna ujemnego, 
drugą zaś — z dodatniego, z zastosowaniem wstaw- 
ki izolacyjnej między obu sekcjami (na 1200 V). 

Przy tym układzie prąd powrotny w drugiej 
połowie linji (sekcja dodatnia) od 0 wzrasta do 
400 A w pośrodku linji, podczas gdy w pierwszej 
połowie linji (sekcja ujemna) prąd równomiernie 
odbierany jest przez wagony i zwracany do elek- 
trowni zapomocą kabla. Wagony zatem na jednej 
połowie linji znajdują się w szeregu z wagonami 
drugiej połowy linji-i prąd powraca do elektrow- 
ni nie przez szyny. 

Maksymum prądu na linji, maksymum spadku 
na linji i ogólny potencjał są tu o połowę mniejsze, 
an'żeli w przypadku, przedstawionym na wykresie 
rys. 2-g0 przy zastosowaniu systemu dwuprzewo- 
dowego. 

Na wykresie rys. 4-бо przedstawiony jest. 
układ, w którym przewód górny podzielony jest na 
3 sekcje: dwie krańcowe o biegunie dodatnim 
i środkowa — o biegunie ujemnym. 

Maksymum prądu na linji i ogólny potencjał 
są tu zredukowane do 1/3 odpowiednich wartości, 
zaznaczonych na wykresie rys. 2-бо, przyczem 
krzywa spadku napięcia, posiadając ciągłość nie- 
przerwaną od zewnętrznego końca li- 
nji o niskim potencjale (przy elektro- . 
wni). Ten obraz zmieni się jednakże 
radykalnie z chwilą, gdy zmienimy 
biegunowość dwóch ostatnich sekcji 


przy układzie, wskazanym na wykre- 
sie rys. 4-$o przełączymy ostatnią 
sekcję na biegun ujemny. Ten przy- 
padek przedstawiony jest na wykre- 
sie rys. 6-g0, przyczem potencjał 
zewnętrznego końca linji spada po- 
niżej potencjału przed elektrownią. 
8 Z tego wynika, że jeżeli przewody 
metalowe podziemne przeprowadzane 
są do zewnętrznego końca linji, jak 
również i do elektrowni, wówczas za- 
chodzi obawa przenoszenia się prą- 
dów przewodami rurowemi. Przy ukła- 
dzie, przedstawionym na wykresie rys. 
4-ego unikamy tego nawet w razie nierównomierne- 
$o podzielenia obciążenia na poszczególne sekcje. 

Wreszcie na wykresie rys. 7-ego mamy cały 
przewód górny podzielony na 4 sekcje, z któ- 
rych dwie środkowe przyłączone są do bieguna do- 
datniego, krańcowe zaś — do bieguna ujemnego. 

Jakkolwiek prądy na linji i spadki napięcia są 
w tym przypadku niższe, niż przy poprzednich 
układach, jednakże musimy liczyć się tu z ewentu- 
alnością, jaka jest możliwa i w przypadkach, ozna- 
czonych na wykresie rys. 5-go i 6-бо — chyba, że 
zewnętrzny koniec linji znajduje się na terytorjum, 
gdzie niema przewodów rurowych. 

Z powyższych rozważań o podziale przewodu 
gornego wynika, że różnice napięć w szynach za- 
leżne są od podziału na odcinki dodatnie i ujemne, 
jednakże podział ten określają warunki lokalne da- 
nego urządzenia, } 

Przy obliczaniu cała sieć szyn jest rozpatry- 
wana, jako zamknięta sieć przewodników, w której 
ma miejsce całkowite wyrównanie prądów do i od- 
syłowych. Zapomocą wiadomego oporu szyn, 
w zależności od przekroju szyny i gatunku mater- 
jału (0,01 — 0,015 © па 1 km podw. toru) obli- 
czamy podział prądów i spadki napięć w szynach, 
które winny być nie większe, niż to podają odnośne 
przepisy zabezpieczenia przewodów metalowych 
w ziemi. 

Pomimo uproszczenia założeń przy obliczeniu, 
praktyka wykazuje dobrą zgodność pomiędzy obli- 


AMPERY 


w METRACH 


na układ pokazany na wykresie rys. 
S-go. Wynikiem tego będzie, że oba 
końce linji będą posiadały niższy po- 
tencjał, aniżeli środkowa część linii, 
a temsamem znajdujące się w pobliżu 
na tych krańcach przewody rurowe 
będą w stosunku do tych miejsc na 
linji dodatnie. 

To jeszcze samo przez się nie 
przedstawiałoby pewnego niebezpie- 
czeństwa szkodliwego wpływu na 
przewody metalowe w ziemi, gdyby 
nie okoliczność, że zmiana obciążeń, 


WOLTY. 
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Rys. 4. 
System trójprzewodowy. Podział na 3 sekcje. 
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sieć kablowa nie wymaga powiększe- 
nia, zdecydowały, że przy rozszerze- 
niu sieci tramwajów warszawskich 
zastosowany został system trójprze- 
wodowy. 


WOLTY. 


Wymagane napiecie elektrowni 


1200 V osiagnieto przez szeregowe 


łączenie dwóch grup prądnic, z kto- 


Rys. 5. 


czonemi a rzeczywiście osiąśniętemi rezultatami. 


Zarówno obliczenia jak i pomiary w wykonanych 
systemem trójprzewodowym sieciach tramwajowych 
wykazują, że dopuszczalne przez przepisy komisji 


prądów ziemnych różnice napięć „ 
w szynach nie sa osiągnięte. Średnie 
wielkości wypadają bliskie zera, co 


ODLEGL OD ELEKTR 


System trójprzewodowy. Podział na 3 sekcje. 


rych jedna grupa pracuje na dodatnią 
i wyrównawczą szynę zbiorczą, dru- 
ба zaś — na wyrównawczą i minu- 
sową szynę zbiorczą, jak to wykazuje 
układ rys. 1-go. 

Przeważnie zatem roboty przy 
przejściu z systemu dwu na trój- 
przewodowy były do wykonania 
na elektrowni. Przez wprowadzenie 
trzeciej szyny zbiorczej (,,wyréw- 
nawczej ) i przełączników, ażeby każda ma- 
szyna — stosownie do potrzeby mogła рга- 
cować na dodatnią i wyrównawczą szynę zbior- 
czą lub też na tę ostatnią i ujemną szynę zbiorczą 


AMPĘRY. 


w METRACH . 


jest bardzo ważne ze względu na 
elektrolizę. przewodów gazowych i 
wodociągowych. 
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Reasumując powyższe, należy 
podkreślić jako zalety systemu trój- + 


przewodowego w porównaniu ze 
zwykłym systemem dwuprzewodo- 


wym sieci tramwajowych: 
1) Obszar ekonomicznego zasi- 


| AMPERY 


lania prądem jest znacznie zwiększo- 
ny, gdyż system ten wykazuje poło- 
wę natężenia prądu przy podwójnem 
napięciu. 

2) Różnica potencjałów w szy- 
nach jest zmniejszona, co znacznie 
ogranicza natężenie prądów błądzących, a temsa- 
mem i elektrolizę znajdujacych się w ziemi prze- 
wodów metalowych. 

3) Zdolność robocza całego urządzenia jest 
zwiększona przy znacznie zmniejszonym nakładzie 
kapitału na sieć kablową. 

Powyższe zalety, a oprócz tego ta okoliczność, 
że w sieci kablowej dotychczasowe kable odsyłowe 
mogły być zużytkowane jako kable dosyłowe, 
a temsamem w pierwszych okresach przebudowy 
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Rys. 7. 


System trójprzewodowy. Podział na 4 sekcje. 


potrzebne były poważniejsze przeróbki Чарс: 
sowej tablicy rozdzielczej systemu dwuprzewodo- 
wego. 


W celu dania możności przełączania maszyn 
przewodniki, doprowadzające prąd od maszyn do 
tablicy rozdzielczej, musiały więc być wykonane 
dwubiegunowo, czego przy systemie dwuprzewodo- 
wym niema. 


Przy systemie dwuprzewodowym minusowy 
przewodnik wszystkich prądnic za- 
zwyczaj, jak i w tramwajach war- 
szawskich, jest przyłączony do 


WOLTS. 


wspólnego przewodnika, łączącego 
z minusową szyną tablicy rozdziel- 


czej i nie jest zaizolowany (szyna 
z golej miedzi). 


m 

R Przy rozległym ruchu tramwajo- 

К wym okazuje się, że jakkolwiek 

Ę w poszczególnych kablach zasila- 

jących zdarzają się, co jest właści- 

wością ruchu tramwajowego, silne 

s = = s s wahania w zapotrzebowaniu prądu, 
= 8 3 e = = to jednak tak się one zmieniają 
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Rys. 6. 
System trójprzewodowy. Podział na 3 sekcje, 


wzajemnie, że w rezultacie na su- 
maryczne obciążenie elektrowni po- 
zostają bez poważniejszego wpływu. 
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Oprócz tego przez udatne wyrównanie dodatniej 
i ujemnej połowy sieci daje się osiągnąć to, że obie 
maszyny (lub grupy maszyn), jak to praktyka wy- 
kazuje, są prawie stale obciążone jednakowo. Ude- 
rzenia prądu wyrównawczego nie таја w porówna- 
niu do całości obciążenia każdej maszyny (lub gru- 
py maszyn) większego znaczenia. 

Na elektrowni panuje więc do pewnego sto- 
pnia obciążenie stałe, tak, że można nie stosować 
"baterji akumulatorów i maszyn wyrównawczych, 
stosowanych zazwyczaj przy systemie dwuprzewo- 
dowym w celu uniknięcia silnych uderzeń prądu 
w maszynach, 

W ten sposób osiąga się poważne uproszczenie 
w urządzeniu elektrowni. 

Najważniejsze jest to, że wszystkie oddzielne 
odcinki względnie kable, wychodzące z elektrowni, 
mogą być przełączane; daje to możność osiągnię- 
cia możliwego wyrównania obciążenia w obu poło- 
wach sieci. 

Przełączanie przy tablicy rozdzielczej odby- 
wa się szybko i wygodnie w ten sposób, że dozorca 
przy tablicy pozwala wyskoczyć wyłącznikowi au- 
tomatycznemu danego odcinka, należącego do po- 
łowy przeciążonej, poczem przekłada przełącznik 
na inny biegun i włącza automat z powrotem. 
W danym odcinku manipulacja ta we dnie może 
być zauważoną tylko w wagonach jadących pod gó- 
rę. Przy jeździe na płaszczyźnie lub na spadku 
motorowy nawet tego nie zauważy. Wieczorem zaś 
przy oświetlonych wagonach nastąpi chwilowa 
przerwa w oświetleniu. Przerwa ta przy zręcznej 
manipulacji dozorcy przy tablicy rozdzielczej jest 
bardzo krótką. Automat z przełącznikiem jest 
przy tem w ten sposób zaryglowany, że przełącznik 
tylko wówczas może być uruchomiony, jeżeli odci- 
nek jest bez prądu (nie pod napięciem); przełącze- 
n'e więc pod obciążeniem jest niemożliwe. 

Na linji niezbędne zmiany przy przejściu na 
system trójprzewodowy polegały na zmianach 
w sieci kablowej, mianowicie na ułożeniu kilku ka- 
wałków nowych kabli, połączeniu egzystujących 
kabli, przełączeniu kabli od szyn do sieci górnej, 
łącznie z niezbędnemi robotami ziemnemi i mon- 
tażowemi. 

W sieci górnej wypadło przestawić niektóre 
przerywacze sekcyjne, odpowiednio do nowego po- 
działu sieci na odcinki zasilające, bądź — też wbu- 
dować nowe. Pozatem należało wbudować wstaw- 
ki izolacyjne pomiędzy odcinkami, wykazującemi 
różną bieśunowość (1200 V). 

Długość wstawki wynosi około 1200 mm. 

W urządzeniach elektrycznych wagonowych, 
z racji zmiany systemu na trójprzewodowy nie po- 
trzeba było nic przerabiać. 


Przebudowa sieci tramwajowej warszawskiej 
na system trójprzewodowy z rozszerzeniem sieci 
о 60 Рт podw. toru, przy Śścisłem uzwględnieniu 
ostatnich przepisów o prądach błądzących, wyka- 
zuje w sieci kablowej oszczędność 362 tonn 
miedzi (= 40%) w porównaniu z systemem dwu- 
przewodowym. 

Obserwacje dotychczasowe wykazują zupełnie 
sprawne działanie tego systemu, a wahania obcią- 
żenia w obu połowach sieci nie przekraczają gra- 
nic możliwych. 

Rys. 8. przedstawiający pomiar 
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Rys. 8. 

w dniu 1 listopada 1928 r., t. j. przy systemie po- 
przednim dwuprzewodowym, i w dniu 1 listopada 
1929 r. — przy systemie trójprzewodowym — pod- 
czas najintensywniejszego ruchu i w punkcie sieci 
dość wysuniętym, wykazuje dobitnie dodatni wpływ 
tego systemu na wahania napięcia w sieci. Dodać 
należy, że woltaż na elektrowni, jak w jednym tak 
iw drugim przypadku był ściśle ten sam, ilość zaś 
wagonów w ruchu była 1. XI. 28 r. — 550, zaś 
1. ХІ. 29-r. — 584. 

Przełączenie całkowite zostało uskutecznione 
dnia 29 października 1929 r. 

Opis i układ połączeń tablicy rozdzielczej 
elektrowni Tramwajów Miejskich Warszawskich 
będzie podany w oddzielnym artykule. 


SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI WIELKICH SIECI ELEK- 
TRYCZNYCH W PARYŻU 1929 R. 


Prof. K. Drewnowski. 


I Organizacja iprzebieg N sesji. 
„Konferencja międzynarodowa wielkich sie- 
ci elektrycznych o wysokiem napięciu“ (К. W. 


S.), zawiązana w 1921 roku, ma na celu: 


1. Przeprowadzanie studjów międzynarodo- 


wych nad budową i urządzeniami elektrowni 
i podstacyj, nad budową, izolacją i utrzymaniem 
linij elektrycznych, nad eksploatacją ochroną 
i współpracą sieci elektrycznych; 

2. Ułatwianie wymiany myśli i informacyj 


№1 
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w powyższym zakresie między członkami Konfe- 
rencji różnemi krajami; 


3. Organizację stałej współpracy między wy- 
twórcami urządzeń elektrycznych, wytwórcami 
i rozdzielcami energji elektrycznej, uczonymi, in- 
żynierami administracji państwowej i t. d.; 

4. Pracę wogóle nad rozwojem i postępem 
przemysłu elektrotechnicznego całego świata. 

Tak zakreślony cel Konferencji i jej pro- 
gram, ustalony jeszcze w 1921 r., stworzyły z niej 
prawdziwą wolną trybunę, na której spotykać się 
mogą wszyscy interesujący się rozwojem elek- 
trotechniki z punktu widzenia naukowego, prze- 
mysłowego czy gospodarczego. Konferencja, nie 
służąc interesom żadnej z tych grup, stanowi dla 
nich platformę, na której można swobodnie wy- 
mieniać myśli i doświadczenia przez nich ze- 
brane. 

Konferencja nie przeciwstawia się też innym 
organizacjom międzynarodowm, a przeciwnie — 
dąży do współpracy z niemi przez ścisłe rozgra- 
niczenie programów każdej z nich i jej samej, 
przez uzgadadnianie terminów zjazdów, przez 
wzajemne przekazywanie sobie spraw, obcho- 
dzących bliżej jedną z nich i t. d. Pod tym wzglę- 
dem istnieje ścisła współpraca z Międzynarodo- 
wą Komisją Elektrotechniczną (С. Е. L), pod któ- 
rej patronatem została utworzona Konferencja, 
oraz nawiązano stosunki z Międzynarodową Unja 
Wytwórców i Rozdzielców Energji Elektrycznej, 
z Międzynarodowym Komitetem Doradczym Te- 
lefonji Dalekosiężnej i z Międz. Związkiem Nor- 
malizacyjnym. Oficjalni delegaci tych organizacyj 
brali udział także i w ostatniej sesji. 

Stosunków z Wszechświatową Konferencją 
„Energetyczną (W. К. En.) nie udało się dotąd 
ułożyć pomyślnie. W, K. En. została zawiązana 
w 3 lata po zawiązaniu K. W. S., kiedy program 
tej ostatniej był ustalony i dobrze znany w świe- 
cie technicznym. W. K. En., powołana do bada- 
nia racjonalnego zużycia źródeł energji, głównie 
z punktu widzenia ekonomicznego i potrzeb pań- 
stwowych, rozszerzyła swój program na sprawy 
czysto techniczne, wchodzące w program K. W. 
S. Ta ostatnia uważa, że właściwy program W. 
K. En. jest i tak bardzo obszerny, że więc rozsze- 
rzanie бо jeszcze na sprawy techniczne, mogłoby 
te sprawy, będące właśnie głównem zadaniem 
К, W. S., usunąć na dalszy plan; że W. К, En. ma 
charakter bardziej oficjalny, niż К. W. S., jako 
organizacja starsza, mająca ustalony i ogłoszony 
program i wyrobioną оріпје w szerokich sferach 
elektrotechnicznych, które odczuwają potrzebę 
takiej organizacji, ma prawo wymagać, aby orga- 
nizacje młodsze, później, niż ona, zawiązane, do- 
stosowały swój program raczej do niej. Z tych 
względów wychodząc, K S. na ostatniej se- 
sji zrezygnowała z rozpoczętych studjów nad ra- 
cjonalnem zużyciem paliwa i nad statystyką ele- 
ktrowni, uważając, że wchodzą one raczej w za- 
kres prac Wszechświatowej Konferencji Energe- 
tycznej i Międz. Unji Wytwórców i Rozdz. Ener- 
gji Elektr. Potwierdziła jednak, po raz wtóry, że 
praśnie być organizacją niezależną. 

Sesja z 1929 r. zgromadziła w Paryżu 703 
uczestników z 29 krajów, reprezentujących 79 in- 
stytucyj i organizacyj. Wśród członków było fa- 


brykantów i wytwórców energji 319, rozdzielców 
314, inżynierów, profesorów i t. d. 70. Nasieępuje- 
ce kraje były reprezentowane: Austria, Belgja, 
Kanada, Chile, Danja, Egipt, Hiszpanja, Stany 
Zjednoczone, Finlandja, Francja, Japonia, Ma- 
rokko, Norwegja, Holandja, Anglja, Grecia, We- 
śry, Irlandja, Włochy, Portugalja, Rumunja, Ro- 
sja, Szwecja, Szwajcarja, Czechosłowacja. Tur- 
cja, Tunis, Jugosławja, Afryka Poludniowa Bra- 
zylja, Indje Holenderskie, Indje Angielskie oraz 
Polska. 

Delegacje polską stanowili p. p. prof. К. 
Drewnowski (przewodniczący delegacji), 
dyr. Bereszko i dyr. J. Obrąpalski. 
Poza tem brali udział pp. inż Pogorzelski 
i inż, W e in b e r g. Delegację zorganizował 
Polski Komitet Welkich sieci S. E. P., będący ko- 
mitetem narodowym K. W. S. Przewodniczący 
delegacji polskiej prowadził obrady jednego z 8 
posiedzeń technicznych Konferencji. 

Obrady rozpoczęto zebraniem plenarnem, 
jna którem po oficjalnych przemówieniach, wy- 
brano stałe prezydjum (t. zw. Biuro) Konferencji 
na okres następnych 2 lat. Prezesem został wy- 
brany p. Ulrich (Francja) na miejsce 
p. Logue z, który ustąpił, wiceprezesami zaś 
przedstawiciele następujących krajów: Szwajcar- 
ja, Holandja, Austrja, Rumunja, Polska (prof. К. 

rew no w sk i), Belgja, Czechosłowacja, 
Hiszpania, Norwegja, Włochy, Japonja, Węgry 
i Anglja. (Polska wchodzi do prezydjum po raz 
trzeci), Sekretarzem -generalnym pozostał nadai 
p. Frib'o t+ L'a рі ете: 

Niemcy dotychczas do Konferencji nie przy- 
stąpili, żądają oni dopuszczenia w obradach ję- 
zyka niemieckiego, jako trzeciego oficjalnego 
(poza francuskim i angielskim). Prezydjum Kon- 
ferencji nie chce się na to zgodzić, bo kompliko- 
wałoby to nadmiernie obrady i tak już obciążone 
tłumaczeniem każdego przemówienia na drugi 
język oficjalny, oraz zwiększyłoby znacznie koszt 
Konferencji. Z drugiej strony nieobecność Nie- 
miec, mających tak duże doświadczenie w zakre- 
sie programu prac Konferencji, jest niewątpliwie 
niepożądana. Prezydjum Konferencji toczy 
w dalszym ciągu pertraktacje z przedstawiciela- 
mi elektrotechników niemieckich celem skłonie- 
nia ich do oficjalnego przystąpienia. W takim ra- 
zie mają oni zapewnione miejsce w prezydjum. 
Charakterystyczne jest, że w ubiegłej sesji nie- 
mieccy elektrotechnicy brali udział nieoficjalnie, 
a nawet jeden z nich, inżynier zarządu państwo- 
мебо poczt i teleśrałów, wygłosił referat. 

Konferencja mając- obecnie ugruntowaną . 
opinje i znaczenie, przechodzi na inne formy or- 
ganizacyjne. Staje się mianowicie organizacją, 
opartą na statucie i opłatach członków, którymi 
mogą być instytucje, zrzeszenia, firmy przemy- 
słowe i pojedyńcze osoby. Sprawami temi zajmu- 
je się obecnie prezydjum i biuro Konferencji. We 
właściwym 'czasie będą szczegóły organizacji po- 
dane do wiadomości ogółu. 

Obrady techniczne zajęły 8 posiedzeń, na 
których wygłoszono ok. 100 referatów. Były one 
prawie wszystkie wydrukowane w obu językach 
i częściowo nawet rozesłane uczestnikom do do- 
mów, a zresztą rozdawane przed obradami. Ułat- 
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wiło to znacznie dyskusję. Istnieje dążność, aby 
na następną sesję przygotować referaty i roze- 
słać na parę tygodni przed Konferencją i tylko 
takie poddawać dyskusji. O sprawach, porusza- 
nych w referatach i dyskusji, będzie mowa poni- 
niżej, 

Na ostatniej sesji wprowadzono nowość 
w postaci referatów sprawozdawczych z różnych 
dziedzin obrad Konferencji. Specjalni sprawoz- 
dawcy mieli za zadanie przedstawić pokrótce te- 
zy zgłoszonych referatów i zagaić dyskusję. Oka- 
zało się to bardzo celowem i niektóre referaty 
sprawozdawcze jak: z wyłączników, olejów izo- 
lacyjnych, izolatorów, poprawienia spółczynnika 
mocy, były rzeczywiście gruntownie opracowane 
i nader zajmujące. Na przyszłej Konferencji bę- 
dzie to również zastosowane. 

Na ostatniem zebraniu plenarnem trzech re- 
ferentów generalnych przedstawiło obszerne 
sprawozdania z trzech działów Konferencji, stre- 
szczając wyniki obrad. Na zebraniu tem po- 
wołano dwie nowe komisje: izolatorów i prze- 
pięć, a rozwiązano natomiast komisje: racjonal- 
nego zużycia paliwa i statystyki. Wybrano 
również nowego przewodniczącego komisji ma- 
terjałów izolacyjnych, a mianowicie prof. К. 
Drewnowskiego w miejsce p. Grosse- 
lin, który ustąpił. Obecnie czynnych jest 
10 komisyj, które mają za zadanie przy- 
gotować referaty ogólne na tematy poruszane na 
Konferencji Są to komisje następujące (wraz 
z przewodniczącymi): Kable (Be lla ar Spru- 
у t), Izolatory (C-a u v e n b er g he), Oleje izo- 
lacyjne (W e i s s), Materjały izolacyjne (D r e w- 
now ski), Wyłączniki olejowe (Perro chet) 
Przepięcia (Vinuesa), Uziemienie punktu ze- 
rowego (О е1 Buono), Równoległa praca elek- 
trowni (Ron ca ldi e r), Poprawienie spółczyn- 
nika mocy (B u d e a n u), Znak jakości (Be 11 a- 
айт SABE u yb)E*): 

Podczas Konferencji odbył się szereś przyjęć 
m. in. u Prezydenta Rzeczypospolitej i w Ratu- 
szu paryskim i wycieczek technicznych i krajo- 
znawczych. Po zakończeniu zaś część uczestników 
wzięła udział w wycieczce na południe Francji, 
gdzie zwiedzono szereg zakładów wodnoelektrycz- 
nych w Pirenejach. 

Obrady Konferencji stały na wysokim pozio- 
mie i przyniosły uczestnikom spory zasób wiado- 
mości nowych z praktyki wszechświatowej. Na- 
strój przez cały czas jej trwania panował nader 
miły, jak zresztą na poprzednich sesjach, Przyczy- 
nia się do tego i ta okoliczność, że sporo osób tych 
‚ samych zjawia się na każdej sesji. Łatwość zaś 

zawierania znajomości i nawiązywania stosunków 
wśród uczestników Konferencji stwarza atmosfe- 
rę raczej towarzyską, niż oficjalną. Możność wy- 
miany myśli między uczestnikami, pochodzącymi 
z różnych krajów, przyczynia się niewątpliwie do 
bliżsześo poznania się wzajemnego i zbliżenia na- 
rodów. | 


*) Do tych komisyj może należeć każdy interesujący się 
danym tematem. Praca w nich odbywa się przeważnie dro- 


ga pisemną. razie potrzeby zwołuje się zebranie zain- 
teresowanych. Ci z elektrotechników polskich, którzyby 
chcieli wziąć czynny udział w pracach komisyj, zechcą 


zwrócić się do Polskiego Komitetu Wielkich Sięci, 


Życzyćby więc sobie należało, aby na następ- 
ną sesję, która ma się odbyć w czerwcu 1931 r., 
delegacja polska była znacznie liczniejsza, niż do- 
tychczasowe. 


П. Obradytechniczne. 


W następstwie podam pokrótce treść spraw, 
które w formie referatów były poruszane na V se- 
sji Konferencji. (W nawiasach podane są nazwi- 
ska referentów, tytuły referatów opuszczam). 

Paliwo (М а i 1 lo u x). Referent przedsta- 
wił całość zagadnienia racjonalnego spalania 
z punktu widzenia technicznego i statystycznego, 
wypowiadając się za zastosowaniem kotłów o wy- 
sokiej prężności i o spalaniu za pomocą sproszko- 
wanego węgla. Zabierający głos w dyskusji godzili 
się z tezami referenta. 

Turbiny (D u b e r tre і). Referat dotyczył 
francuskich instalacyj turbin o wielkiej prężności 
i wysokiej temperaturze. Referent zajmował się 
zależnością między tymi czynnikami a mocą 
i stopniem wyzyskania urządzenia. W dyskusji 
rozszerzono tę sprawę na materjały, jakie w ta- 
kich przypadkach należy stosować do budowy 
turbin. 

Generatory (Wilczek, Bakker, .Sta- 
veren, Chiodi, Darrieus, Puppi- 
К of fer). Referenci zajmowali się sprawami na- 
stępującemi: wprowadzenie pomiaru strat dielek- 
trycznych do oceny dobroci maszyn elektr., co jed- 
nak spotkało się z krytycznemi głosami w dysku- 
sji, znaczenie i wyznaczanie trzecich harmonicz- 
nych zapomocą oscylografu i woltomierza, oraz 
metodą mostkową Belfilsa; wpływ warunków eks- 
ploatacyjnych elektrowni na rozwój generatorów; 
eksploatacja stacyj automatycznych. 

Praca równoległa elektrowni (R опса l- 
dier, Reznicek), wywołała krótką tylko dy- 
skusje nad najkorzystniejszemi warunkami włą- 
czania linji elektrycznej o dużej pojemności. 

Wyłączniki olejowe: Komitet Szwajcarski 
(przew: Perrochet) przedstawił nader сіе- 
kawy referat o wyłącznikach olejówych, będący 
sprawozdaniem z prac komisji wyłączników, utwo- 
rzonej podczas poprzedniej sesji, opracowanem na 
podstawie ankiety wśród członków komisji. Po 
krótkich, a treściwych rozważaniach teoretycz- 
nych, referat zajmuje się głównie określeniem na- 
pięcia przerwania, prądu przerwania i mocy przer- 
wania oraz dopuszczalną liczbę otworzeń i zam- 
knięć wyłącznika. Komisja wyciągnęła rów- 
nież konkretne wnioski dotyczące ujednostaj- 
nienia tych własności charakterystycznych wy- 
łączników. — Inny referat (Wedmore, Whit- 
ney i Bruce) przedstawiał obszerne spra- 
wozdanie z badań nad przerywaniem prądu, 
wykonywanych dla angielskich konstruktorów 
przyrządów elektrycznych przez angielski badaw- 
czy instytut elektrotechniczny. Badania doprowa- 
dziły do stwierdzenia ilościowego pewnych zja- 
wisk podczas działania wyłączników i do propo- 
zycji zastosowania specjalnego działania wydmu- 
chowego. — Badania kinematograficzne (o zdję- 
ciach zwolnionych) działania wyłączników, które 
pozwoliły na wniknięcie w przebieg tworzenia sie 
łuku świetlnego, podczas przerwania prądu w ole- 


Ne 1 


ju i działania oleju podczas tego zjawiska, były 
przedmiotem геіегаіи (Ko peliowitch) ze stro- 
ny tirmy Brown Boveri. — Wogóle przedmiot ten 
był jednym z hajciekawszych na Konferencji, Za- 


równo reteraty, jak dyskusja wykazały, że kwer. 


stja wyłączników dla bardzo dużych prądów jest 
jeszcze otwarta i wymaga dalszych badań teore- 
tycznych i doświadczalnych. 

Transformatory (Girault, Holbrook, 
Stigant). Referenci zajmowali sie kwestją prób 
transtormatorów, izolacji zwojów wejściowych, za- 
leżności i stopnia izolacji sieci i transformatorów, 
działania fal uskokowych, ochroną przeciwprzepię- 
ciową i t. d. 3 

Oleje izolacyjne (Weiss, Riley, Mas- 
son, Cassegraine, Cogle, Pelis- 
sier, Ornstein). Był to jeden z działów 
najlepiej przygotowanych do dyskusji, a to na 
podstawie prac komisji, pod przewodnictwem prof. 
Weissa ze Strassburga. Referat komisji dotyczył 
sprawozdania z prac członków komisji nad strata- 
mi w olejach, nad opornością ich i nad wytrzyma- 
łością elektryczną, oraz z badań nad starzeniem 
się olejów, zorganizowanych w kilkunastu elek- 
trowniach francuskich. Studja te doprowadziły do 
stwierdzenia, że kwestja objektywnej oceny do- 
broci oleju i zachowania się jego w przyszłej pra- 
cy jest jeszcze daleka do rozwiązania. Studja nad 
zależnością strat dielektrycznych w oleju (a wła- 
ściwie jego kąta stratności) dały ciekawy przy- 
czynek do tego; stwierdzono mianowicie, że ist- 
nieje pewien związek charakterystyczny tych strat 
z czasem starzenia się oleju. Dyskusja nad refe- 


ratami poruszyła cały szereg kwestyj z tem zwia-. 


zanych i wykazała potrzebę dalszych studjów, mo- 
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gacych być cennym przyczynkiem dla prac Międz. 
Kom. Elektr. : 

Materjały izolacyjne (Grosselin, 
Briickmann, Smour o f f). Referat spra: 
wozdawczy komisji materjałów izolacyjnych, sta- 
nowił próbę klasyfikacji tych materjałów, nie 
przyniósł jednak nic ciekawego w tym względzie. 
Wobec tego zalecono, aby komisja obszerniej 
przedstawiła tę sprawę na następnej Konferencji. 
Briickmann, znany działacz w dziedzinie 
mas kablowych w D e 1 f t, przedstawił nowe 
przyrządy własnego pomysłu: do badania wytrzy: 
małości i do przyczepności masy. 

Linje napowietrzne (Silva, Mateescu, 
Waodhause, Wedmore, Favier 
Ferrier, Beard, Van  Halteren). 
Zgłoszono sporo referatów, omawiających różne 
kwestje. W sprawie obliczania linji przedstawio- 
no ciekawe studjum o obliczaniu mechanicznem 
przewodów prowadzonych przez trudny teren, np. 
w górach. Podnoszono konieczność ujednostajnie- 
nia przepisów na budowę linji wysokiego napięcia 
z pozostawieniem jednego tylko parametru zmien- 


. nego t. j. warunków klimatycznych. Przy tej spo- 


sobności porównywano przepisy polskie z innymi. 
Przedstawiono wyniki prób i studjów nad wytrzy- 
małością słupów drewnianych, zwłaszcza bliźnia- 
czych, w Austrjii — Bardzo ciekawy referat 
o wielkiej krajowej sieci elektrycznej w Anglii, 
omawiający sprawę nie tylko z punktu widzenia 
technicznego, lecz i z administracyjnego i finan- 
sowego, jako o wielkim problemie polityki uprze- 
mysłowienia kraju, wywołał zrozumiałe zaintere 
sowanie. ; 


(Dok. nast.). 


UWAGI O ZNAKOWNICTWIE ELEKTROTECHNICZNEM. 


Inż. G. Hensel. 


W zeszycie „Polskie Przepisy i Normy Elek- 
trotechniczne', opracowanym przez Polski Komi- 
tet Elektrotechniczny i wydanym przez Minister- 
stwo Robót Publicznych, w tabeli znakownictwa 
elektrotechnicznego znak oporności, w myśl 
uchwały Międzynarodowej Komisji Elektrotech- 
nicznej (С. Е. І.), wyrażony jest literą R*), 

‚ Ponieważ w tabeli PPNE przytoczony obok 
znaku R wzór wyjaśniający opiewa, że 
К==р. Е Е г 
s 1 
przeto widzimy, iż znak Ё w tabeli tej oznacza 
oporność przewodników, czyli mianowicie taką 
oporność, którą przed ogłoszeniem Przepisów na- 
zywano u nas ogólnie opornością omo- 
w ą**) dla odróżnienia od możliwej innej oporności, 


PPNE 


у + 1925 — str. 2. 

**) Po niemiecku — ohmscher Widerstand, francusku 
— resistance ohmique, angielsku — ohmic resistance, rosyj- 
sku — omiczeskoje soprotiwlenje. Wzór Ohma w równaniu 


- пр ae 


powyższem winienby raczej być: SRS 


np. od oporności zastępczej takich elementów ob- 
wodu elektrycznego, jakiemi są, przypuśćmy, 
cewki z rdzeniem żelaznym, zasilane .prądem 
zmiennym, w stosunku do której wzór wyjaśnia- 
jący nie może być przedstawiony w postaci 


0 1 П 
ЕР 
lecz w postaci 
E4 V.cos@ 
ТА I 
gdzie RR i 
P=BR--B 


jest moc pochłaniania nie tylko na ogrzewanie prze- 
wodów uzwojenia cewki (/*%.R), lecz także na 
ogrzewanie jej rdzenia żelaznego (P‘). 


*) Straty mocy wskutek naskórkowości i innych czyn- 
ników tu i w dalszym ciągu artykułu dla uproszczenia pomi- 
jamy. ` 5 

РРМЕ 
1 


str. 3. 
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Ponieważ dalej tym samym znakiem R wyraża 
się oporność, której według tej samej tabeli **) na- 
dano nazwę oporność rzeczywista, 
przeto jasnem być musi, że dawna oporność omo- 
wa i obecna oporność rzeczywista są według 
Przepisów synonimami. 

Podobnego wniosku nie moglibyśmy wypro- 
wadzić z tabeli С. Е. IL, która nie zawiera żadnych 
wzorów wyjaśnających. 
obec tego, podczas gdy symbol literowy R 
w tabeli С. Е. І. wyraża oporność wogóle ***), te- 
mu samemu symbolowi u nas przez wprowadzenie 
wzorów wyjaśniających nadane jest znaczenie 
szczególne, t. j. przypadkowe, oznaczając literą R 
oporność rzeczywistą, czyli omową. 

Dla potwierdzenia słuszności naszej tezy 
zwracamy: się jeszcze do tabeli Symboli graficz- 
nych urządzeń prądu silnego*). 

Widzimy tam, że symbolem graficznym opor- 
ności rzeczywistej jest symbol, podany na fig. 1-еј, 
który zgodnie z podaną obok nazwą oznacza 
„opornik praktycznie bezindukcyjny; oporność 
rzeczywistą”, czyli do cewki z rdzeniem żelaznym 
nie może być on stosowany. 


Rys. 1. Rys. 2. 

Zatem nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
znak R oznacza w PPNE oporność rzeczywistą, 
t j. omową, i jeżeli Przepisy о znakownictwie 
oparte zostały na innem rozumowaniu, to nie uwi- 
doczniono tego w sposób jasny, nie wywołujący 
nieporozumień. 

Lecz z drugiej strony ta sama oporność rze- 
czywistą R w tabeli znakownictwa**) wyrażona 
jest wzorem 


к=, 


W związku z powyższem oporność R wyraża 
tutaj omową składową geometryczną oporności 
pozornej Z przewodnika, np. oporność omową 
uzwojenia cewki, którą to oporność można otrzy- 
mać z pomiaru przy pomocy prądu stałego. 

Istotnie, dla cewki bez strat w rdzeniu że- 
laznym będziemy mieli: 


I R=V.I.cos9, 


czyli 
Ra V.cos? | 
I 79 
Słowem, widzimy jeszcze raz, że oporność 


rzeczywista może być rozumiana w Przepisach 
tylko-jako oporność omowa R, która może być peł- 
ną opornością przewodnika, lub też składową geo- 
metryczną jego oporności pozornej. 


sen) 


Wyłączając oporność pozorną Z i oporność uro- 


joną X; J 
32 ©<BPNE 
3) GRE 1927— str. 3. 
PPNE 
у) ORES str. 3. 
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- Jednak, gdy chodzi o elementy obwodu elek- 
trycznego, w których prąd wytwarza nie tylko 
ciepło Joule'a w przewodniku, przez który prze- 
pływa, lecz i ciepło wskutek strat magnetycznych 
w ośrodku -żelaznym obwodu, tow tym wypadku 
niewątpliwie natrafiamy па sprzeczność, gdyż 
iloraz l 

V . cos ¢ 
I 


pozostając ważnym również dla cewek z rdzeniem 
żelaznym, oznacza już oporność inną — nie omo- 
wą, t. j. nie rzeczywistą, lecz taką, którą. Niemcy 
nazywają zwykle  „Wirkwiderstand', czasem 
„Wattwiderstand', a Rosjanie „wattnoje sopro- 
tiwlenje*. Byłaby to w języku polskim np. opor- 
ność mocna, t. j. oporność watowa, której w tabeli 
PPNE nie uwzględniono.. 

Że nie uwzględniono tej oporności : w tabeli 
С. E. L, jest zupełnie zrozumiałem, gdyż Komisji 
tej chodziło о oznaczenie oporności. wogóle bez 
wyszczególnienia przypadkowych rodzajów opor- 
ności. Gdyby, podobnie jak w Przepisach С. Е. I., 


„w Przep‘sach Polskich symbol R oznaczał opor- 


ność wogóle, nic temu nie możnaby było zarzucić 
i możnaby go używać we wszelkich wypadkach. 

W dziele A. Fraenkel ,,Theorie der Wechsel- 
stróme” (wyd. 1921 r., str. 17) przy objaśnianiu 
wzoru dla oporności pozornej 

ЕТ Tat I? 
mówi się: „Da R nicht immer gleich 1287 Ohm. 
schen Widerstand ist, nennt man R den Wirkwi- 
derstand"; i.w tym wypadku wzór powyższy moze 
być stosowany zarówno do cewek z rdzeniem że- 
laznym, jak i bez niego. 

Nasuwa się pytanie, jak wypadałoby napisać 
ten sam wzór ogólny dla oporności pozornej, po- 
sługując się znakownictwem polskiem, skoro sym- 
bol R oznacza wyłącznie oporność omową?? 

Tabela С. Е. I, dając symbol ogólny R dla 
oporności i nie zastrzegając, że R ma oznaczać ko- 
niecznie tylko oporność omową lub też tylko wato- 
wą, którą wyżej nazwaliśmy mocną, · nie nalegajac 
bynajmniej na utrzymaniu tego terminu, pozwala 
stale używać tego zasadniczego symbolu, zaopatru- 
jąc go ewentualnie w odpowiednie indeksy u dołu 
litery, np. oznaczając przez R„ całkowitą oporność 
mocną cewki z rdzeniem żelaznym, a przez Rom 
oporność omową jej uzwojenia, która stanowi tyl- 
ko część oporności Rw. 

Stosując się w dalszym ciagu do Przepisów 

‚ E. L, możemy przez R* oznaczyć dla tej sa- 
mej cewki oporność, wywołaną stratami magne- 
A w jej rdzeniu, tak że 

Re TIF ARo у Кок 

E polskie uniemożliwiają przeprowa- 
dzenie podobnej analizy, gdyż dodawanie indeksów 
u dołu litery R, oznaczającej oporność omową, da- 
wałoby nam ewentualnie tylko odmiany tej samej 
oporności omowej, podczas gdy chodzi nam o od- 
miany oporności nie omowej, lecz oporności woso- 
le, t. j. conajmniej o całkowitą oporność watową 
cęwki lub o część tej oporności, t. j. 6 oporność, 
wywołaną stratami magnetycznemi. Zatem w kon- 
sekwencji należało w PPNE podać conajmniej je- 
den symbol dodatkowy, odpowiadający powyższe-- 
mu R, lub powyższemu Rw. 


№ 1 


Ani jedna, ani druga z tych wielkości nie mo- 
glaby już wyrażać sie przez znak R, zajęty przez 
oporność omową, i musiałyby otrzymać symbol od- 
mienny od litery R, co byłoby niemożliwem. Za- 
tem, skoro P. K. E. wystąpił na drogę rozszerzenia 
znakownictwa, będzie musiał cofnąć oznaczenie 
przez R oporności rzeczywistej, jako omowej, 
przepisując stosowanie symbolu R dla oznaczenia 
oporności wogóle, symbolów zaś R z odpowiednie- 
mi znaczkami u dołu dla oznaczenia tych wielkoś- 
ci poszczególnych, które powyżej dla przykładu 
wyrażaliśmy przez Rw, Re i Rom. ` 

Mamy coś podobnego w PPNE w stosunku do 
oporności urojonej. Oporność urojona ogólnie ozna- 
czą się w Przepisach *) przez X, oporność urojona 
indukcyjna przez Xz a pojemnościowa przez Xe. 

W ścisłym związku z powyższymi uwagami 
wyłania się inna uwaga następująca: 

W tabeli znakownictwa **) znajdujemy wiel- 
kość pod nazwą „napięcie mocne“, którego wzór 
wyjaśniający R.I jest również nieodpowiedni, 
zwłaszcza w zestawieniu z podanem w następnym 
wierszu „napięciem bezmocnem” X. I. 

Napięcie № . І, stanowiąc iloczyn oporności 
omowej i prądu, może być jedynie napięciem omo- 
wem, czyli rzeczywistem, t. j. może być mocnem 
tylko przy cewkach bez strat magnetycznych. 
W cewkach ze stratami magnetycznemi napięcie 
К.І jest tylko częścią pełnego napięcia mocnego, 
równającego się iloczynowi oporności mocnej 
i prądu. 

Przy korzystaniu z tabeli znakownictwa pol- 
skiego wpada się w szereg nieprzezwyciężonych 
sprzeczności. Nieobecność terminu ,,opornosé omo- 
wa“ i obecność terminu „oporność rzeczywista“ 
sprawiają to, iż na pierwszy rzut oka rodzi się 
przypuszczenie, że oporność rzeczywista może 
oznaczać to samo, co niemieckie ,,Wirkwider- 
stand'; jednak wzory wyjaśniające tabeli i nazwa 
oporności rzeczywistej, podana przy symbolach 
graficznych, obalają to przypuszczenie, .jak to 
szczgółowo udowodniliśmy powyżej. 

Celem subtelniejszego zobrazowania poruszo- 
nej przez nas sprawy rozważamy graficznie, jak nie- 


В; 


B 


Rys. 4. 


Ay 87] 2 Cy 


Rys. 3 


korzystnie wpływają wymienione usterki znako- 
wnictwa PPNE na rozbiór procesów elektrycznych 
ме wspomnianych elementach obwodu prądu 
zmiennego. 

Na fig. 2 i 3 przedstawiono trójkąty opornoś- 
ci dla cewki bez strat magnetycznych i dla cewki 
ze stratami magnetycznemi. 

Tutaj AB i A,B, oznaczają odpowiednie opor- 


ności pozorne cewek, BC i B,C, — oporności uro- 
PPNE 
etre 
PPNE 
== — str: 3 


4 
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jone indukcyjne, АС — oporność rzeczywistą cew- 
ki pierwszej stanowiącą całkowicie oporność moc- 
ną tej cewki, A,C, — oporność mocną cewki dru- 
біеј. ; > 

Z figury 3-ej widzimy, że oporność mocna 
A,C, składa się z oporności rzeczywistej A,D=I.R 
i oporności DC,, wywołanej stratami magnetycz- 
nemi w rdzeniu. 

Z przytoczonych wykresów jasno widzimy, że 
ograniczenie się według Przepisów jedynie do 
oporności A,D nie pozwoliłoby nam dojść do 
określenia oporności DC,, a więc i do oporności 


AC = A,D + рс, = В. + DC, 
podczas gdy przy posługiwaniu się tabela-C. Е. I. 
mielibyśmy : 

A; С; => A, D +D == Rom+ R.= Rv. 


Jeżeli przejdziemy do trójkątów napięć, do- 
chodzimy do podobnych nieporozumień. 


B; в, 


А; c A; sit ee 


Rys 5. Rys. 6. 

Dla cewki bez rdzenia żelaznego trójkąt na- 
pięć wyrazi fig. 4, w której AB przedstawia napię- 
cie na zaciskach cewki, АС — раріесіе I. R, po- 
chłaniane w oporze rzeczywistym cewki i stano- 
wiące dla danej cewki napięcie mocne, wreszcie 
BC — napięcie bezmocne, równoważące siłę elek- 
tromotoryczną samoindukcji I. X, =1 o.L. 

Posługując się wielkościami, przytoczonemi 
w Przepisach, dla cewki ze stratami magnetyczne- 
mi otrzymujemy trójkąt napięć, przedstawiony na 
fig. 5-ej, gdzie A, B, — napięcie na zaciskach 
cewki, A, С, — napięcie J. №, pochłaniane w oporze 
rzeczywistym uzwojenia cewki, nie stanowiące 
jednak pełnego napięcia mocnego, i B,C, — па- 
pięcie, równoważące siłę elektromotoryczną samo- 
indukcji, indukowana strumieniem о wartości 
maksymalnej Pm, według wzoru 


Е, = 4,44 ©„.f.0.10*, 


o ile zmiany odbywają się sinusoidalnie. 

Jednak to napięcie В, C,, jako nie prostopadłe 
do kierunku wektora prądu zgodnego z kierun- 
kiem A, C,, nie stanowi napięcia całkowicie bez- 
mocnego, jak w wypadku fig. 4-ej, i nie może być 
wyrażone wzorem 


Va Er ISA ПОБ 


gzie X. — oporność urojona indukcyjna. 

Napięcie B,C, jest więc w części mocnem, to 
znaczy, że siła elektromotoryczna samoindukcji 
wznieca się w cewce kosztem pewnego wydatku 
energji. х 

Taki sposób ujęcia spotykamy bardzo często 
w wielu podręcznikach elektrotechniki, rozróżnia- 
jących siły elektromotoryczne samoindukcji w cew- 
kach bez rdzenia żelaznego i z rdzeniem żelaznym. 
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Jeżeli trójkąt, podany na fig. 5-ej, uzupełni- 
my w sposób przedstawiony na fig. 6-ej, to DC, 
wyrazi część napięcia mocnego, spowodowaną 
obecnością rdzenia żelaznego w cewce, А, С, — 
pełne napięcie mocne, В, С, — napięcie bezmocne, 
równoważące siłę elektromotoryczną samoindukcji 
E,=I.w.L, a B,D przedstawi napięcie równo- 
ważące siłę elektromotoryczną, indukowaną stru- 


mieniem о wartości maksymalnej Ф, według 
wzoru 

Е, = 4,44 ©„.f.0.10* 
Ta siła elektromotoryczna w  przeciwstawie- 


niu do siły elektromotorycznej samoindukcji E jest 
więc przy tym sposobie ujęcia raczej poprostu si- 
łą elektromotoryczną cewki. a ARS: 

Napięcie B,D rozkłada się więc geometrycznie 
na napięcie mocne DC,, spowodowane stratami 
w rdzeniu żelaznym, i na napięcie bezmocne В, C,. 


Całkowite napięcie mocne wyniesie przeto 
ACSA DARDOS ERD C: 
Wielkości A, C, i DC: nie dadzą się tutaj określić 
na mocy Przepisów Polskich, podczas gdy przy 
posługiwaniu się tabelą C.E.I. mielibyśmy i 
ACAD EDE SIR eRe SI Ro. 

Zwracamy tu uwagę na trudności, nastręcza- 
jące się naszym autorom, o ile zechcieliby, pozo- 
stając w obowiązujących ich ramach PPNE, ująć 
zjawiska w cewkach z rdzeniem żelaznym w myśl 
metody wynikającej z wykresu podanego na fig. 
6-ej. 

Należy więc czempredzej przystąpić do zre- 
widowania znakownictwa, wzorów wyjaśniających 
i słownictwa, zawartych w Polskich Przepisach 
PPNE. Zbliża się czas nowego wydania zeszytu 
PPNE, w którym winny być usunięte wszelkie nie- 
jasności i usterki, prowadzące do nieporozumień. 

Warszawa 2.ХП.29. 


Nowy tabor tramwajów warszawskich, — W roku 1929 
Tramwajów Miejskich w Warszawie nowe wozy w ilości 
zamówione zostały przez Dyrekcję Tramwajów Miejskich 
w Warszawie nowe wozy w ilości następującej: silniko- 
wych — 50 sztuk, przyczepnych — 40 sztuk, w fabrykach: 
Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie, 
Zieleniewski w Sanoku iw Gdańskiej 
‚ fabryce wagonów. 

`. Przy zamówieniu uwzględniono najnowsze Чоу се 
techniki w zakresie budowy wozów tramwajowych zarówno 
pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym, a wre- 
szcie — wygody publiczności i zmniejszenia kosztów utrzy- 
mania. z 

Zasadnicze cechy nowych wozów silnikowych (26 do- 
starczono już przez Gdańską fabrykę wagonów) są: 

1) Usunięcie specjalnego wózka (zmniejszenie wagi), 

2) Zastosowanie łożysk rolkowych (zmniejszenie ko- 
sztów obsługi). 

3) Szerokie okna. 

4) Zamknięte pomosty. 

5) Usunięcie stopnia przy wejściu z pomostu do wnę- 
trza wozu. 

6) Zmywaczka w oknie przed motorowym. 

7) Ekran z napisami krańcowych stacyj (oświetlony 
w nocy). 

8) Szerokie wejścia (ułatwiona wymiana publiczności). 

9) Podłoga wyłożona linoleum i matami gumowemi 
(łatwiejsze zamiatanie). 

10) Siedzenia sprężynowe, wykładane materjałem gtad- 
kim (łatwe utrzymanie czystości, wygoda publiczności). 

11) Intensywne oświetlenie; zegar oświetlony specjalnie. 

12) Wszystkie okucia chromowane (ładny zawsze wy- 
glad, zmniejszenie .kosztów utrzymania), 

13) Ogrzewanie prądem hamowania (zimą), 

14) Kolumna na pomoście, zabezpieczająca motorowego 
przed naporem publiczności i dająca jej punkt oparcia. 

15) Nastawniki nowej konstrukcji (Polsk. Zakł. BBC 
w Zychlinie). 

16) 2 silniki specjalnie niskiej konstrukcji, dające się 
wbudować przy średnicy kół tocznych 720 mm. Moc — 40 
KM (godzinowa) liczba obr/min, 685; przekładnia kół zę- 
batych 1:5; M = 7 
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17) Hamulec — tarczowy. 

18) Sprzęgła, tłumiące szarpanie przy ruszaniu. 
19) Długie resory (miękka jazda). 

20) Żelazny szkielet pudła. 


21) Ruchome połączenie osi wagonu z pudłem (syst. 
Peckham). 


22) Okna w metalowych ramach — wysoko osadzone. 


Przyrząd elektromagnetyczny do badania lin drucia- 
nych. Jedną ze znanych bolączek przy korzystaniu z drucia- 
nych lin w dźwigach jest to, że w większości wypadków po- 
szczególne druty przerywają się wewnątrz liny i lina może 
być znacznie osłabiona, zanim to osłabienie da się zauważyć. 

W „Journal of the Institution of Electrical Engineers” 
Dr. Т. F. Wal opisuje metodę elektro-magnetycznego badania 
liny, która natychmiast wykazuje przerwane druty. 

Przyrząd składa się z silnego elektromagnesu, zbudo- 
wanego z oddzielnych blach żelaznych; magnes ten jest wy- 
wykonany w formie podkowy, z otworami na końcach, przez 
które równomiernie przechodzi badana linja z szybkością 
około 30 cm na sekundę, 

Specjalny przyrząd samopiszący wykazuje obecność 
każdej przerwy, napotkanej w linie. Magnes jest wzbudza- 
ny przez zmienny prąd i indukuje prąd w specjalnem uzwo- 
jeniu, zmontowanem na dwóch pomocniczych ramkach, umie- 
szczonych na końcach magnesu głównego. Strumień magne- 
tyczny przepływa przez te dodatkowe ramy i przechodzącą 
linę. Uzwojenia dodatkowych ramek są nawinięte w taki 
sposób, że wzajemnie się równoważą, jeżeli lina nie jest 
przerwana; autograf wtedy stoi na linji zera. Gdy jednak 
przerwana część liny wejdzie do otworu, równowaga zostaje 
naruszona i przyrząd to oznacza. Odchylenie to zostaje 
powtórzone, kiedy uszkodzone miejsce przechodzi przez 
ótwór drugiej dodatkowej ramki. Różnica prądu, powstają- ` 
ca w tych dwóch ramkach za pomocą specjalnego wzmacnia- 
cza jest doprowadzana do siły, dostatecznej dla wprawienia 
w ruch przyrządu piszącego. 

Na wstążce przyrządu każda przerwa jest zaznaczona 
dwoma odchyleniami. Dr. Wal opisuje szczegółowo do- 
świadczalną pracę, jaką wykonano, zanim udało się zbudo- 
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wać urządzenie, nadające się do użytku praktycznego. Na po- 
czątku badań specjalna uwaga była zwrócona na to, czy ze- 
wnętrzne zwoje liny nie będą chroniły wewnętrznych przerw 
i czy pozwolą na zastosowanie do magnesu prądu zmiennego. 
Okazało się, że przy zastosowaniu prądu ok. 40 okr. na se- 
‘kunde i maksymalnego natężenia pola magnetycznego, urzą- 
dzenie funkcjonowało zupełnie poprawnie. Gęstość pola ma- 
"śnetycznego przekraczała 16 tysięcy linij na centymetr 
kwadratowy. Ta wysoka gęstość pola okazała się właściwą 
i pod tym jeszcze względem, że przy niej przenikalność ma- 
gnetyczna liny bardzo mało zmieniała sie od mechanicznego 
naprężenia liny, Druga rzecz, której się obawiano, — to 
wpływ pewnej ekscentryczności liny w stosunku do otwo- 
rów w magnesie. W praktyce okazało się, że ta ekscentrycz- 
ność nie przekracza 3 mm. i wpływ jej na dokładność ba- 
dania okazał się minimalnym. 

Aby przyrząd poddać wyczerpującym próbom, była 
wzięta lina, w której druty były umyślnie przerwane; miej- 
sca przerw i ilość przerwanych drutów były zaprotokółowane 
przy wykonaniu liny i były znane tylko fabryce. Przy ba- 
daniu za pomocą opisanego przyrządu wszystkie przerwy by- 
ły dokładnie zanotowane na taśmie przyrządu piszącego. 

Urządzenie to jest zastosowane w kopałni Hatfejd Main 
Coliery około Docaster. Kopalnia ta posiada szyb głęboko- 
ści około 850 metrów, a lina dźwigu posiada średnicę 2,5 ca- 
la. (Engineering, Nr. 3315 z dn. 26.VII. 1929). 


Kłódki do liczników. — W Anglji do zamykania liczni- 
ków, zamiast dotychczas ogólnie stosowanych plomb, wpro- 
wadzono kłódki. W celu zabezpieczenia elektrowni od na- 
dużyć, kłódka taka ma otwór do zamka, zakryty kartką ko- 
_lorowego papieru z numerem; usunięcie jej bez otworzenia 
samej kłódki jest niemożliwe. Otwierając kłódkę kluczykiem, 
wytryszkiem czy jakiemkolwiek wogóle narzędziem, trzeba 
przebić kartkę. Stwierdzenie przebicia kartki przez perso- 
nel, sprawdzający liczniki, pozwala ustalić, czy było dobie- 
ranie się do wnętrza licznika, czy przynajmniej próby w tym 
kierunku robione, 

` (The Electrician, Т .CII. Nr. 2629, str. 306). 


Elektryczne ogrzewanie i gotowanie w Anglji. — Na ze- 
braniu dyskusyjnem, poświęconem temu zagadnieniu, w Lon- 
dynie, przytoczono szereg danych, z których ciekawsze po- 
dajemy poniżej, — A więc, przedewszystkiem, o ile chodzi 
о przybory grzejne o działaniu ciągłem do ogrzewania po- 
'mieszczeń, opinja stanowczo wypowiada się na korzyść 
przyrządów o niskiej temperaturze roboczej w porównaniu 
z grzejnikami radjacyjnemi, wobec łatwej przystosowalno- 
ści pierwszych, ich niskiemu stosunkowo zużyciu energji i 
możliwości regulowania w szerokich granicach długości ele- 
mentów grzejnych, a wobec tego dogodności ich rozmiesz- 
czania. 

Co do elektrycznych przyborów do gotowania podob- 
nież doświadczenie doprowadziło do ogólnego uznania wyż- 
szości typu zamkniętego nad otwartym. Nie jest jeszcze zde- 
cydowana i stanowi przedmiot dyskusji sprawa stosunko- 
wych zalet pieców elektrycznych o różnym sposobie rozmie- 
szczenia elementów grzejnych: od góry, od dołu, czy też z 
boków. Jak się zdaje jednak, zdobywa sobie pierwszeństwo 
typ z ogrzewaniem od dołu. 

Do rozpowszechnienia się w użyciu w Anglji elektry- 

‚ cznych przyborów do gotowania przyczynia się w znacznym 
` stopniu to, że są one dostarczane odbiorcom do użytku przez 
same elektrownie, które pobierają za to pewną opłatę dzier- 
żawną, Jako przykład można przytoczyć, ż w Manczesterze 
w użyciu jest obecnie 4500 takich wydzierżawionych przez 
elektrownię | kuchenek elektrycznych. Praktyka tej elektrow- 
` ni dowodzi przytem postępu zarówno w dziedzinie ich budo- 


wy, jak też i w sposobie obchodzenia się z temi kuchenka- 
mi, dokonanego w ciągu lat ostatnich. 

Ilość ogólna uszkodzeń, którym ulegają. RES 
kuchenki, jest za rok obecny niższa, aniżeli przed kilku laty,. 
gdy ich było w użytku 2500, 

Pomimo dość znacznego rozpowszechnienia w Anglji 
już obecnie elektrycznych przyrządów grzejnych i do goto- 
wania postęp w tym kierunku byłby bez porównania więk- 
szy, gdyby przez przedsiębiorstwa elektryczne została pod- 
jęta odpowiednia praca informacyjno-akwizycyjna wśród 
odbiorców, podobnie jak jest ona prowadzona przez gazow- 
nie względem odpowiednich przyborów gazowych, które, 
szczególnie obecnie, odczuwając coraz bardziej grożącą im 
konkurencję elektrowni „јак to było dawniej z oświetleniem, 
czynią wszelkie możliwe wysiłki w celu rozpowszechnienia 
użycia kuchenek i piecyków gazowych. 

Niezależnie od drobnych kuchenek elektrycznych do 
użytku w gospodarstwach prywatnych, rozpowszechniają się 
i duże urządzenia w zakładach, służących do przygotowywa- 
nia pokarmów na dużą skalę, przyczem doświadczenie, n. p., 
trzechletnie z instalacją pieca o mocy 100 kW, będącego w 
użytku w Manczesterze, jest jaknajbardziej zachęcające. 

Taryfa, stanowiąca podstawę rozpowszechnienia się 
elektrycznych urządzeń grzejnych w Manczesterze, obejmu- 
јаса całokształt zużycia prądu, zarówno na ciepło, jak też 
i na siłę czy też do światła, jest dwuczłonowa, przyczem opła- 
ta stała jest ustalana w wysokości 20% czynszu rocznego za 
wynajem pomieszczenia, z którego korzysta odbiorca, przy 
opłacie od zużytej kilowatogodziny, wynoszącej 0,5 pensa 
(ok. 9 groszy), Jako przykłady zastosowania tej taryfy pre- 
legent, z odczytu którego czerpiemy te dane, przytacza od- 
biorcę o zużyciu rocznem 11,600 kWh przy opłacie stałej ro- 
cznie 4 funty szterlingów 5 szylingów (185 zł.) i drugiego, 
o zużyciu rocznem 5881 kWh przy opłacie stałej 3 f. szt. 13 
szylin$ów 8 pensów (160 zł); energja elektryczna kosztuje 
przeciętnie: pierwszego — 0,59 pensa za kWh (10,6 gr,) dru- 
giego — 0,65 pensa (11,7 gr.). 

(The Electrician, T. CII, Nr. 2644, str. 134). 


Gaszenie pożarów w zakładach elektrycznych zapo- 
mocą wody, Elektrownia okręgowa w Miinster nad Nekarem, 
wespół ze strażą ogniową, przeprowadziła szereg doświad- 
czeń nad gaszeniem pożarów kabli, cewek oraz oleju. Do- 
świadczenia te wykazały, że zapomocą wody można sku- 
tecznie stłumić pożar, o ile części metalowe kabli, aparatu- 
ry it. p., nie zdążyły się nagrzać powyżej temperatury za- 
płonu oleju, 

W toku doświadczeń okazało się również, że jest błę- 
dne zapatrywanie, iż nie należy natryskiwać wodą przewo- 
dów, będących pod wysokiem napięciem ze względu na 
związane z tem niebezpieczeństwo. Natryskiwano linję da- 


-lekonośną па 35 Ку zapomocą, pompy motorowej; wylot wę- 


za umieszczony był na drabinie samochodowej; wodę czer- 
pano z miejskiej sieci wodociągowej; węże leżały na ziemi, 
pompa zaś i wylot węża były od ziemi odizolowane. Stru- 
mień wody kierowano na przewód bez napięcia; dopiero po 
uregulowaniu strumienia załączano napięcie. Przy wszyst- 
kich doświadczeniach pomiędzy pompą a ziemią nie wykry- 
to różnicy potencjałów. Niebezpieczne napięcie występo- 
wało pomiędzy wylotem węża, a ziemią przy natryskiwaniu 
przewodu w następujących przypadkach: 


przy 8 mm średnicy otworu z odległości mniejszej od 2 m 
przy 14 mm średnicy otworu z odległości mniejszej od 4 m 
przy 28 mm średnicy otworu z odległości równej 4 m. 
Strumień wody był zwarty, nadciśnienie 2,5 at. 
Uziemiając wylot węża drutem miedzianym o średn'cy 
5 mm, przewód pod napięciem 35 kV: można było natryski- 
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wać :z odległości 0,5 m, przyczem napięcia względem ziemi 
nie wykryto, 

Przy natryskiwaniu jednoczesnem dwu faz z odległości 
2,5 m (odległość pomiędzy przewodami 2 m), z otworu o śre- 
dnicy 14 mm, żadnej nieregularności ruchu nie zanotowano. 

Robiono także próby małą ręczną pompką, wbudowaną 
do 8-miolitrowego zbiornika blaszanego; długość węża 2 m; 
średnica otworu wylotu węża — 3 mm. Przy natryskiwaniu 
„przewodu pod napięciem 35 kV z odległości 1 m, strumień 
wody był bez prądu; przy odległości 0,5 m natężenie prądu 
w strumieniu wynosiło 25 mA. 

Wylewając 10-ciolitrowe wiadro wody z odległości 
«1 m na blachę, będącą pod napięciem 20 kV, zanotowano 
krótkotrwałe uderzenia do 70 mA, które należy uważać za 
niebezpieczne. 

Reasumując powyższe, widzimy, że przy zachowaniu 
odpowiednich odległości i średnic otworów, można zupełnie 
bezpiecznie natryskiwać wodą przewody, znajdujące się pod 
wysokiem napięciem. Dla uniknięcia nieporozumień nadmie- 
niamy, iż zagadnienie to rozważane było jedynie z punktu 
widzenia bezpieczeństwa osoby, trzymającej wylot węża, 
a wyniki nie są sprzeczne z przepisami przeciwpożarowemi, 
które w niektórych przypadkach, przy pożarach oleju lub 
słupów drewnianych zezwalają na użycie wody. 

(E .T. Z. Nr. 33, 1928). 

Konserwacja wodospadu Niagary. Zeszpecenie piek- 
nego krajobrazu wskutek nadmiernego wyzyskania sił wo- 
dospadu doprowadziło do powstania w łonie rządów Kanady 
komisji, mającej па celu konserwację wodospadu 
Niagary. Zdaniem komisji można wyzyskać najwyżej 37% 
mas wodnych bez naruszenia piękna krajobrazu, Granica ta 
jednak została już przekroczona, wskutek czego boki wodo- 
spadu posiadają za mało wody. 

W środku koryta, wskutek nadmiernej ilości mas wod- 
nych tworzą się głębokie wyrwy przez co próg wodospadu 
stale przesuwa się w górę rzeki, z szybkoścą 1—2 m. ro- 
cznie, 

Wymienione władze nadzorcze opracowały projekt kon- 
serwacji wodospadu, przewidujący budowę tam i regulację 
rzeki, co ma zapobiedz przesuwaniu się progu i dostarczyć 
więcej mas wodnych na pokrycie boków wodospadu. Wyko- 
nanie tych robót ma także na celu przywrócenie Niagarze 
dawnego majestatu, nie zmieniając dotychczasowego jej wy- 
zyskania dla celów przemysłowych. 

(E.T. Z. Nr. 31. 1928 r.). 

Zastosowanie szybkorejestrujących woltomierzy do 

notowania wielkości zmian napięcia w sieci. 
Odnośny przyrząd został opracowany przez New York Edi- 
son Company celem rejestrowania wszelkich zakłóceń, które 
maja miejsce w sieciach tego towarzystwa. Składa się on 
z woltomierza z mechanizmem rejestrującym na taśmie pa- 
pierowej, przesuwanej ze stałą szybkością, — uzupełnionego 
przez mały silniczek i sprzęgło elektromagnetyczne. Zada- 
nie tego urządzenia dodatkowego polega na zwiększeniu się 
szybkości przesuwania taśmy rejestrującej w chwili powsta- 
wania zaburzeń w sieci. 

Normalna szybkość przesuwu taśmy wynosi 7,5 cm na 
godzinę. Silniczek napędowy, wykonany jako silniczek syn- 
chroniczny, jest stale w ruchu, biegnąc luzem. Z chwilą po- 
wstania zaburzenia, sprzęgło zostaje uruchomione przez co 
szybkość przesuwu taśmy zwiększa się odrazu do 7,5 cm 
na sekundę; daje to możność zarejestrowania wszystkich 
zmian z dostateczną dokładnością. Automatyczne sprzeganie 
silnika powstaje wskutek działania solenoidu, poddanego — 
podobnie jak i woltomierz — wahaniom napięcia w sieci; 
solenoid jest tak wyregulowany, że działać zaczyna wówczas, 
gdy wahanie napięcia przekroczy wielkość zgóry ustaloną — 


przeważnie granicę tę ustala się na. 54. Przyrząd ten skon- 
struowany został po 4 latach prób i obecnie znalazł szersze 
zastosowanie w biurach ruchu wspomnianego towarzystwa. 
Sposób posiłkowania się notowaniami tego przyrządu i czy- 
tanie wykresów są omówione szczegółowo w artykule pp. 
Namdi i Brally w I. A. I. Е. Е. 1928 tom XLVII, str. 512—515. 

Zagadnienie połączenia sieci o normalnej częstotliwości 
z siecią kolejową Zagadnienie zostało rozwiązane obecnie na 
zelektryfikowanym odcinku kolei New York, New - Haven 
and Hartford Railway. Energja elektryczna dla tego odcinka 
dcstrczana jest przez elektrownie o 25 i 60 okres/sek. — zaś 
sieć kolejowa posiada 25 okr./sek. 

Na podstacjach w New - Haven i Long Island, śdzie 
sieć zasilająca ma 25 okr/sek, zespoły przetwarzające składa- 
ją się z prądnicy jednofazowej, synchronicznej o 11 000 V na- 
pięcia, posiadającej własną wzbudnicę prądu stałego i sprzę- 
żonej z silnikiem asynchronicznym, włączonym do sieci zasi- 
lającej. System ten mógłby być zastosowany również dla 
włączenia do sieci zasilającej o 60 okr/sek, przy użyciu silnika 
pędzącego dla częstotliwości 60 okr/sek. Dla podstacji w De- 
ron zastosowano natomiast (przy sieci - zasilającej o 60 
okr/sek) układ Scherbiusa, który, jak wiadomo, zastosowany 
być może przy połączeniu sieci o różnej a nawet i tej samej 
częstotliwości, Wszystkie maszyny układu — a więc — sil- 
nik synchroniczny, silnik indukcyjny, maszyna regulująca 
i wzbudnica są zmontowane na wspólnym wale i urucho- 
mienie całego zespołu następuje przez silnik indukcyjny, 
w obwód wirnika którego włączone są opory. Po rozruchu 
wyłącza się opory a zamiast nich włącza się w obwód wir- 
nika komutator maszyny regulującej i zespół przetwarzający 
poczyna działać. 5 

Instalacje opisane zaopatrzone są w samoczynne те» 
gulatory obciążenia, zaś podstacja w Long Island i New 
Haven mogą pozatem jeszcze przetwarzać prąd w obu kie- 
runkach. Gdy nie zachodzi konieczność przetwarzania ener- 
gji, mogą prądnice tych podstacji pracować jako kompen- 
satory jednofazowe dla sieci kolejowej. Wówczas -pozostałe 
maszyny są całkowicie cdłączane a prądnica, pracująca 
jako kompensator, sterowana jest przez regulator napięcia. 
Wreszcie, na podstacjach w New Haveni w Deron zainsta- 
lowane są zabezpieczenia selekcyjne, zabezpieczające prze- 
ciw prądom zwarcia w sieci kolejowej. Są to opory, włącza- 
ne automatycznie szeregowo do obwodu z chwilą, gdy po- 
wstanie zwarcie z ziemią, wzwlednie zwarcie między prze- 
wodami. Opory te mają na celu zmniejszenie wielkości prą- 
du zwarcia, zanim jeszcze poczną działać odnośne wyłączni- 
ki samoczynne. 

1 A. I. E; F. 1928, XI. VII, str. 507 — 511. 

Wytyczne, stosowane w Anglji przy projektowaniu ele- 
ktrycznych sieci rozdzielczych w dzielnicach mieszkalnych. 
Przytaczamy niektóre dane z pracy p, A. Ekstróm'a, wy- 
głoszonej w związku z dyskusją na temat, wymieniony w ty- 
tule, na łamach elektrotechnicznej prasy angielskiej. 

Jako przeciętną moc przyłączoną, jaką należy przyj- 
mować na jednego odbiorcę przy ustalaniu mocy ośrodków 
przetwórczych i sieci rozdzielczych, obliczając zarówno zu- 
życie prądu do potrzeb domowych, jak też i dla rzemiosła. 
autor podaje 0,578 kW. Jeżeli brać pod uwagę tylko zużycie 
na potrzeby domowe, uwzględniając oświetlenie, prasowa- 
nie, napęd odpylaczy i drobnych przyborów elektrycznych, 
liczbę tą można obniżyć od 300 do 500 W. Wychodząc z 
przyjętej wielkości mocy przyłączonej, łatwo obniżyć zuży- 
cie energji jednego odbiorcy, przyjąwszy pewną określoną 
ilość godzin zużytkowaniu tej mocy i wynikający stąd koszt 
energji przy uwzględnieniu kosztu sieci. Autor przytaczą na- 
stępującą tabliczkę kosztu dla odbiorcy energji przy różnych 
zużywanych jej ilościach dla. konkretnego - przykładu instala- 
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cji sieci rozdzielczej, zasilanej z podstawowej angielskiej 33 
kV, sieci przesyłowo-rozdzielczej według ustalonej taryfy 3 
funty szterlingi 10 szylingów (ok. 152 zł. p.) od kilowata przy- 
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łączonej mocy (maksymalnego obciążenia) rocznie i opłacie 
za zużytą kilowatogodzinę, wynoszącej 0,23 pensa (4,18 gr. 
polskich): 


TABLICA. 


| 
Przeciętne zużycie od- 
biorcy w kWh/rok 200 250 300 
Zużycie na 1 osobę na 
rok (f° odbiorca = 
6 osób). 33 42 50 
Spółczynnik obciążenia 
na głównych ośrodkach 
przetwórczych w % 13,9 13,9 15,0 
Odpowiednia ilość godzin 
użytkowania mocy naj- 
większego obciążenia 1200 1200 1300 
Udział odbiorcy w naj- 
większem obciążeniu 
głównych ośrodków 
przetwórczych 0,17 0,21 023 
Opłata stała przy stawce ааста 
3 f, st. 10 sz. (około 
150 zł) od kW+23% : | 
strat Of. st. 18sz. бр. | Of st. 19sz.6p. 1fst. 1sz.5 gr. | 1f.st.8sz.7p. | 1¢ st. 13 sz. 2p. | 1£19sz9p | 2f.st.6sz.2p 
: ЗОМ га 40 цг р Аба! ЖЭО, Шәл боі gr. Tial 296 | % 46 gr | 101 zł. 10 gr, 
Zużyta energja (kWh) po s | 
0,23 p. (418 gr. p.) + | 
25% strat ОЁ st. 52. 1p. Of st.6sz.4p. | Ofst. 7sz.8p. Of.st.10sz.3p. | Of st. 12st.9p. Of st.15sz.4p. | Of.st.19sz.2p. 
11 zł. 6 śr. 13 zł. 77 gr. 16 zł. 67 gr. 22 zł. 27 gr. 27 zł 73 gr. | 33 zł. 35 gr- | 41 zł. 69 gr. 


Koszta rozdzielania: od- 
setki 8% od zainwesto- 
wanego kapitału 22 f: 
(950 zł. p.); odpisy na 
umorzenie 3% od te- 
goz; koszta obsługi i 
t, p. 5% od tegoż: Ra- 

, zem. 16% od tegoż 3 f. st. 10 sz.5 p. 

5 153 zł. 16 gr. 


3f. st. 10sz. 5p. 
153 zł. 16 gr. 


7 | 
Razem koszty ла odbior- | 


3 {. st. 10 sz.5p. | 3f st. 10sz.5p. 
153 zł. 16 gr. | 


3f st. 10sz.5p. 
153 21. 16 gr 


3f st. 10 sz. 5p [Si st. 10 sz. 5p. 


153 zt 16 gr. 15 zt. 16 gr. 


1538 16 er | 
| | | 


се 4f.st. 11 sz. 4f.st. 16 sz-1p. | 4 f. st. 19 sz. бр. | 5 £ st. 9sz 3p. 5f.st.16sz.4p. | 6f.st.5sz 8р. 6 f. st. 16 sz. 
| к Azji 197 zł. 92 gr. 208 zł. 80 gr. 215 zł. 34gr. | 237zł. 62 ёг. | 253 zł 3 śr. 273. zt. 33gr. | 295 zt. 80gr, 
Razem koszty na 1 kWh pensy 5,5 4,6 | 4,0 33052) 28 | 2,5 2,2 
zużytą przez odbiorcę grosze p. 99,69 83,67 72,5 59,87 50,75 45,25 39,87 


Zuzycia energji i moce, przewidziane w tej tabliczce, 
odpowiadając zwykłemu domowemu obciążeniu (światło, 
prasowanie, odpylacz próżniowy i drobne el, przybory do- 
mowe) nie wystarczają na zaspokojenie takich potrzeb, jak 
przygotowywanie gorącej wody, gotowanie i ogrzewanie lo- 
kalu Podnosząc spółczynnik obciążenia, można już zna- 
cznie zwiększyć ilość energji, dostarczanej odbiorcy, zużyt- 
kowując ją do celów ogrzewania wody. Przy podniesieniu go 
о- 46% (8760 X 0,26 = 4000 godzin użytkowania) można do- 
starczyć odbiorcy przy jego mocy przyłączonej 500 W, do- 
datkowo 0,5 X 4000 — 2000 kWh, co wystarcza do codzien- 
nego ogrzania 10 galonów (ok. 45 litrów) wody o tempera- 
turze 10% € do 70° С; to znów odpowiada przeciętnemu dzien- 
nemu zużyciu gorącej wody rodziny z 6:056Ь w obliczeniu po 
1% lona (6,8 kWh) na osobę dziennie. 


| Przy zastosowaniu na szerszą skalę elektrycznego go- 
towania instalacja sieci musi być obliczona na zapotrzebo- 
wanie mocy już nie 0,5 kWh, jak bez gotowania, ale dodat- 
kowo 1 kW na odbiorcę, przyczem spółczynnik użytkowania 
tej mocy według doświadczeń angielskich dochodzi do 0,25 
(2000 gódzin). Inna metoda obliczania polega na przyjmowa- 


niu na cele gotowania elektrycznego dodatkowego spożycia 
1 kWh na głowę dziennie, 

W zakończeniu swego artykułu p. A. Ekstróm porusza 
sprawę zastosowania prądu do celów ogrzewania pomiesz- 
czeń, Wobec daleko idących różnic w klimacie Anglji w sto- 
sunku do naszego bliżej na tych wywodach zatrzymywać się 
nie będziemy. 

(The El. T. CII, Nr. 2644, str. 132). 


Z praktyki napowietrznych elektrycznych sieci roz- 
dzielczych w Anglji. — Wobec ogólnego stosowania w Àn- 
ślji, jako napięcia rozdzielczego 220 do 250 V względem prze- 
wodu zerowego przy budowie przewodów elektrycznych ni- 
skiego napięcia, muszą być przestrzegane większe ostrozno- 
ści, aniżeli w krajach, gdzie normalnie ma się do czynienia 
z napięciem 110—125 V, Wydane w ubiegłym (1928 )roku 
przepisy drogowe znacznie obniżyły dawniejsze, o wiele dalej 
idące wymagania co do wysokości przewodów, prowadzą- 
cych prąd, nad powierzchnią ziemi, Nowe przepisy ustalają 
minimalną wymaganą wysokość przewodu elektrycznego 
przy skrzyżowaniach z jezdnią na 19 stopowy (5,790 m), wy- 
sokość przewodów nad powierzchnią ziemi w innych miej- 
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„scąch, wogóle — na 17 stóp (5,185 m), a w miejscach niedo- 

stępnych dla pojazdów — na 15 stóp ang. (4,580): Jest rów- 
nież mowa o wprowadzeniu przepisu, w myśl którego byłoby 
dozwolone, wbrew postanowieniom, obowiązującym dotych- 
czas — prowadzenie na tych samych słupach linji wysokie- 
бо i niskiego napięcia przy zachowaniu dostatecznego odstę- 
pu pomiędzy niemi. 


‘Jako szczegół charakterystyczny należy podkreślić, iż 
koszt kilometra sieci niskiego napięcia bardzo często wypada 
większy, aniżeli sieci wysokiego napięcia. Powodem tego 
stanu rzeczy są: konieczność stosowania w pierwszych nao- 
861 znacznie większych przekrojów miedzi, a pozatem — 
znacznie mniejsze rozpiętości w sieciach niskiego napięcia, 
aniżeli wysokiego w związku z tem, iż ze względu na znaczną 


ilość przyłączeń -w pierwszych nie opłaca się stosować 
większych odstępów między wspornikami; co 2: punktu 
widzenia mechanicznego byłoby zupełnie dopuszczalne i co 
jest też stosowane przy przewodach о napięciu wyższem, 
gdzie odgałęzienia są bez porównania rzadsze. 


Praktyka angielska wskazuje jako na źródło poważne- 
бо niebezpieczeństwa z punktu widzenia budowy napowie- 
trznych sieci elektrycznych niskiego napięcia na zjawienie 
się na domach licznych prywatnych anten odbiorczych i wy- 
powiada się za wzbronieniem stosowania sieci napowietrz- 
nych niskiego napięcia w obrębie osiedli miejskich. 


The Electrician, Т. СИ. Nr. 2643. str. 98). 


Stowarzyszenie Elektryków Polskich 


$. p. Inż, Franciszek Biskupski 


~ Przed niedawnym czasem odprowadził Oddział Poz- 
nański S.E. Р, na wieczny spoczynek założyciela oddziału 
i Seniora elektryków póznańskich - 5. p. inż. Francisz- 
ka Biskupskie go. - 

+ Ś..p. inż. Franciszek СОН ur. 16.2.1858 
w Starym Gostyniu w Wielkopolsce, jako czwarty syn wła- 
ściciela posiadłości ziemskiej, uczęszczał do gimnazjum 
w Lesznie i Sremie. Studja techniczne odbył w Hannowe- 
rze i Wiedniu. W. roku 1880 założył wspólnie z p. Vogtem 
firmę elektromechaniczną pod nazwą „Vogt i Biskupski" 
w- Poznaniu, W.tym'czasie rozpoczyna swoją społeczną: dzia- 
łalność w kierunku zawodowego kształcenia nowego poko- 
lenia rzemieślników polskich, piastując przeszło 20 lat god- 
ność cechmistrza cechu élusarskiego i pokrewnych zawo- 
dów. Społeczeństwu poznańskiemu znany był prócz tego ze 
swych nieustraszonych publicznych występów w obronie 
praw narodowych.w czasie BRERA шаки, ze szkodą 
„dla -własnej firmy.: — х шу 

Ś. p. Prz Gk ki о zamiłowany spor- 


towiec, zwiedził w swoim czasie nieomal cały świat. Z bie- 
śiem lat zostaje wyłącznym właścicielem firmy, która brzmi 
odtąd: „Inżynier F, Biskupski” i jest przez długie: lata je- 
dyną polską firmą elektrotechniczną w Poznaniu, Prawie 
wszyscy znani obecnie na tutejszym gruncie instalatorzy 
i mistrzowie kształcili się u niego. W roku 1912 zmienia 
firmę ze względów politycznych na T. z o. p. рой nazwą 
„Elektrotechnik“, istniejącą do dziś dnia. 

Mimo swego podeszłego wieku bierze e *udziął 
w powstaniu wielkopolskiem, a jako kapitan wojsk -polskich 
zostaje instruktorem Pierwszej Szkoły Oficerskiej w Pozna- 
niu. W trakcie organizowania się Ministerstwa b. „dzielnicy 
pruskiej zostaje powołany do Departamentu Przemysłu i Han- 
dlu, pozostając na stanowisku tem aż do likwidacji Mini- 
sterstwa, 

Ś. p. Franciszek Biskupski Тез: ‘do: naj- 
gorliwszych członków Oddziału i nie uchylał się nigdy od 
współpracy dla dobra kolegów i ogółu. Najstarszy wiekiem 
z pośród członków, zadziwiał aż do końca swego tak: boga- 
tego życia bystróścią umysłu i młodzieńczym zapałem. Bar- 
dzo liczny orszak. żałobny świadczył najlepiej, jak powsze- 
chnie znanym, cenionym i miłowanym był $, p. Franci: 
szek Biskupski 

Cześć Jego pamięci! 


ZARZĄD GŁÓWNY. | 
Sprawozdanie z posiedzenia z dnia 21.ХП. 1929 r. 


Porządek dzienny posiedzenia obejmował 
następujące sprawy: Ў 

1) Przyjęcie protokułu posjedze- 
nia Zarządu Głównego z dnia 29. XL b; r. 

2) Sprawa współpracy z Min. Rob. 
Publ: Sekretarz Generalny referuje stan sprawy, miano- 
wicie przedstawia przebieg dyskusji, jaka się odbyła na po-- 
siedzeniu Prezydjum Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego: 
oraz Głównej Komisji Przepisowej w związku z projektem 
współpracy, zaproponowanej przez Min. Rob .Publ.. Projekt 
ten wzbudził pewne zastrzeżenia członków Komitetu, to też 
przewodniczący Głównej Komisji Przepisowej prof. Sokolnic-. 
ki udał się wraz z p. Szapirą do Naczelnika Wydziału Elek-: 
trycznego M. R. P. i omówił z nim główne wytyczne współ- 


pracy, tak, jak je-rozumie Komitet. Zasadnicze punkty zostą- 
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ły uzgodnione i obecnie prof. Sokolnicki opracować ma pro- 
jekt, który przedstawi na najbliższe posiedzenie Prezydjum 
Komitetu oraz Zarząd Główny S, Е, Р. Я ya 

3) Wybór Komisji Czterech Me- 
żów Zaufania dla przeprowadzenia wyborów. 
Komisję wybrano w następującym składzie pp. Okoniewski, 
Berson, Szpotański і Moroński, 

4) Wybór delegatów Zarządu 
Głównego S.E.P. do Polskiego Komitetu Elek- 
trotechnicznego. Postanowiono zwrócić się do wszystkich 
Oddziałów Stowarzyszenia z propozycją wskazania Zarządo- 
wi Głównemu kandydatów z Oddziałów z pośród których 
Zarząd Główny dokona wyboru zgodnie z regulaminem Ko- 
mitetu. 


5 Sprawy Finansowe. W zastępstwie 
nieobecnego Skarbnika, Sekretarz Generalny zreferował pro- 
jekt budżetu na rok 1930. Budżet ten, zamykający się po 
stronie przychodu i wydatków sumą 120000 zł. zostanie ogło- 
szony po przedstawieniu go łącznie z bilansem za rok 1929 
Komisji Rewizyjnej SEP. Stwierdzono potrzebę intensyw- 
nego zdobywania nowych członków zbiorowych, celem opar- 
cia budżetu Stowarzyszenia na jaknajsilniejszych podsta- 
wach. Jednocześnie postanowiono zwrócić się do szeregu 
przedsiębiorstw państwowych z propozycją udzielenia Sto- 
warzyszeniu z sum dyspozycyjnych, pozostających po zam- 
knięciu roku pewnych subwencji na prace Stowarzyszenia. 

6) Komunikatyi sprawy bieżące. 
Sekretarz Generalny referuje następujące sprawy: regulamin 
Oddziału Łódzkiego SEP., który zatwierdzono w zasadzie, 
proponując uzupełnić ustępem о głosowaniu w imieniu 
członków zbiorowych na Walnych Zebraniach Oddziału. Za- 
twierdzono wnioski Sekcji Radjotechnicznej SEP tyczące się 
mianowania delegatów Sekcji do poszczególnych instytucyj 
elektrotechnicznych. W związku z akcją prowadzoną przez 
Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych w sprawie zebra- 
nia materjałów dotyczących ustawodawstwa technicznego, 
postanowiono zebrać dane z zakresu ustawodawstwa elek- 
trotechnicznego. 

7) Sprawozdanie Sekretarza Ge- 
neralnego z prac za okres od 29, ХІ. 
do 21, ХП, Sekretarz Generalny zreferował przebieg ak- 
cji, tyczącej się współpracy z Min. Rob. Publ., opracowania 
budżetów Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komite- 
tu Elektrotechnicznego i Komitetu Wielkich Sieci, stosunków 
międzynarodowych, spraw wydawniczych oraz odbytych po- 
siedzeń, mianowice posiedzeń Prezydjum Р. К. E., Głównej 
Komisji Przepisowej, Komisji Urządzeń Elektrycznych 
w Kopalniach Olejów i Gazów Ziemnych, Komisji Budowy 
i Ruchu Komisji Olejów Izolacyjnych, oraz Komisji Maszyn 
Elektrycznych. 

Na zakończenie omawiano sprawę uroczystej akademii 
ku czci ś. p. Ksawerego Gnoińskiego, której organizacją ma 
się zajać Prezydjum SEP. łącznie z Oddziałem Warszaw- 
skim. Na tem posiedzenie zamknięto. 


REGULAMIN 


Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. 
L Siedziba celizakres działania. 


§ 1. Poznański Oddział Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich ma siedzibę swoją w Poznaniu, a terenem dzia- 


łalności jego jest Województwo Poznańskie bez okręgu byd- ` 


goskiego, 
§ 2. Zadaniem Oddziału Poznańskiego S. Е. Р. jest 
realizowanie celów wyszczególnionych w 5 2 Statutu S.E.P. 


- przyjęciu 


§ 3. Oddział posiada prawa wymienione w S 45 i 46 

Statutu S. Е, Р, 
IL Członkowie Orr ee 

§ 4. Oddział posiada członków zwyczajnych, współ- 
działających i zbiorowych w myśl $$ 7; 8 i 9 Statutu S.E.P. 

§ 5. Kandydatury na członka Oddziału Poznańskie- 
бо winny być zgłoszone Zarządowi Oddziału na piśmie 
przez złożenie należycie wypełnioneśo odpowiedniego for- 
mularza według wzoru, zatwierdzoneśo przez Zarząd 
Główny. W formularzu kandydat na członka zwyczajnego 
i współdziałającego powołać się winien przynajmniej na 
dwóch członków zwyczajnych S. Е, Р. Kandydat na człon- 
ka zbiorowego dołącza do formularza piśmienne oświad- 
czenie dwu zwyczajnych członków S, E . Р ., że w razie 
potrzeby zgodzą się reprezentować danego kandydata na 
zebraniach Oddziału Poznańskiego oraz S. E. Р, Nazwi- 
sko czy nazwy kandydatów ogłasza się przez Sekretarjat 
Generalny w organie Stowarzyszenia. Każdy członek ma 
prawo złożenia Zarządowi Oddziału Poznańskiego umo- 


'tywowanego protestu przeciwko przyjęciu kandydata. Po 


upływie 4 tygodni od daty ogłoszenia kandydatury Za- 
rząd Oddziału Poznańskiego uchwali wciąśnięcie kandy- 
data na listę członków, o ile nie otrzyma opinji ujemnych 
i o ile nie wypłynął żaden protest. W razie zgłoszenia 
opinji ujemnych lub protestów Zarząd winien je rozważyć 
i poddać kandydata balotowaniu, lecz nie wcześniej, niż na 
nastepnem posiedzeniu, Kandydata przyjmuje się na człon- 
ka tylko wtedy, jeżeli przy balotowaniu otrzymał on przy- 
najmniej */; głosów obecnych na sali posiedzenia człon- 
ków Zarządu. Zarząd zawiadamia kandydata na piśmie o 
lub nieprzyjęciu. Nazwiska lub nazwy nowo- 
przyjętych członków Oddziału Poznańskiego ogłasza się 
przez Sekretarjat Generalny w Organie Stowarzyszenia. 
Oficerowie w służbie czynnej, posiadający kwalifikacje fa- 
chowe, są przyjmowani odrazu na podstawie zgłoszenia. 

§ 6. Członkowie Oddziału uczestniczą we wszystkich 
posiedzeniach i korzystają bezpłatnie z lokalu, bibljoteki 
i innych urządzeń Oddziału, oraz otrzymują organ 5, Е, 
Р. „Przegląd Elektrotechniczny”. 

$ 7. Członka zwyczajnego, współdziałającego lub 
zbiorowego wykreśla się z listy członków Stowarzyszenia 
na mocy decyzji Zarządu Oddziału Poznańskiego: 1) Je- 
żeli sam członek złożył Zarządowi na piśmie żądanie wy- 
kreślenia go z listy członków. 2) Jeżeli pomimo upomnie- 
nia członek zalega w opłacie składek poza termin, ustalo- 
ny w $ 9 regulaminu Oddziału Poznańskiego. 3) Jeżeli Za- 
rząd Główny S. E. P. powziął w trybie przewidzianym 
w § 12 Statutu S. E. Р, uchwałę o usunięciu członka. 

5 8. Członkowie Oddziału wpłacają jednorazowe 
wpisowe oraz składkę członkowską kwartalną w myśl 
5 16 Statutu S. Е. P. Wpisowe wynosi: od 
członka zwyczajnego i współdziałającego 5 zł., od członka 
zbiorowego 10 21. Składka roczna wynosi: od 
członka zwyczajnego i współdziałająceśo najwyżej 60 zł. 
od członka zbiorowego od 100 zł. do 500 zł. 

Dalej opłacają członkowie na rzecz Oddziału dodatek 
do składki ustalonej przez Walne Zebranie Oddziału Po- 
znańskiego S. E. Р. W ciągu pierwszych 2 lat od daty 
ukończenia studjów, członek zwyczajny lub współdziałający 
może uzyskać na wniosek 50% zniżki składki. O udzieleniu . 
zniżki decyduje Zarząd Oddziału. . 

§ 9. Członkowie Oddziału, którzy zalegają w uiszcze- 
niu składek, otrzymują w drugim i trzecim miesiącu od- 
nośnego kwartału listowne upomnienie. O ile w przeciągu 
sześciu tygodni po wysłaniu drugiego upomnienia składka 
nie zostanie uiszczona, członek traci samoczynnie swe pra- 
wa. Członek taki może być na nowo przyjęty do Oddziału 
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w ciągu 1 roku od utracenia praw członkowskich bez skła- 
dania formularza i opłaty wpisowego, jeżeli zażąda tego 
na piśmie, Musi jednak uregulować zaległość oraz wszelkie 
składki i należności za czas swojej niebytności w Od- 
dziale Poznańskim, Członek zwyczajny і współdzia- 
łający, występujący z Oddziału Poznańskiego na własne 
żądanie, obowiązany jest uiścić wszystkie składki i należ 
ności do końca półrocza kalendarzowego, w którym czło- 
nek zgłosił swe wystąpienie. 

§ 10. Funduszami ośólnemi i specjalnemi Oddziału 
dysponuje Walne Zebranie Oddziału za wyjątkiem składki 
statutowej opłacanej do Zarządu Głównego S. Е, Р, 


IL Władze Oddziału. 


§ 11. Władzami Oddziału są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna. 


IV. Walne Zebranie. 


$ 12. Doroczne Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje 
Zarząd najpóźniej do 15 lutego każdego roku jako spra- 
wozdawcze i wyborcze. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd bądź 
z własnej inicjatywy, bądź na żądanie conajmniej 1/„ ogól- 
nej liczby członków Oddziału. Powinno się ono odbyć naj- 
później 4 tygodnie po wniesieniu wniosku. 

$ 13. Zawiadomienie o Walnych Zebraniach powin- 
ni członkowie otrzymać przez ogłoszenie w „Przeglądzie 
Flektrotechnicznym'* w numerze ukazującym się przynaj- 
mniej 14 dni przed terminem Zebrania lub listownie na 
2 tyś. przed terminem Zebrania z podaniem porządku 
obrad. 

§ 14. Przedmiotem Obrad Walnego Zebrania jest: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ogól- 
nego i rachunkowego Zarządu z działalności Oddziału, 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej i preliminarza budżeto- 
меро, 

b) wybór prezesa i członków Zarządu Oddziału, 

c) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

d) wybór członków Komisji stałych, 

e) ustanowienie dla członków Oddziału wysokości do- 
datku do zasadniczej składki członkowskiej, wyznaczonej 
przez Zarząd S. E. P.. 

В zmiany i uzupełnienia regulaminu Oddziału. 

$) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków, przedsta- 
wianych przez Zarząd lub członków Oddziału; wnioski 
członków winny być przedstawione Zarządowi przynaj- 
mniej na 1 tydzień przed Walnem Zebraniem. 

§ 15. Walne Zebranie jest prawomocne bez wzgle- 
du na liczbę obecnych członków. Uchwały zapadają zwy- 
kłą większością głosów. Każdemu członkowi Oddziału 
zwyczajnemu lub zbiorowemu przysługuje prawo tylko jed- 
nego głosu. W głosowaniu jawnem członek zwyczajny od- 
daje tylko jeden głos, w głosowaniu tajnem członek zwy- 
czajny może oddać prócz własnego głosu również głos za 
reprezentowanego przezeń członka zbiorowego. Głosowanie 


tajne przewodniczący Walnego zebrania obowiązany jest ` 


zarządzić na żądanie jednego członka zwyczajnego, zgło- 
szone przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie za 
. członka zbiorowego dozwala się jedynie na podstawie od- 
powiednieśo pełnomocnictwa na piśmie, wydanego na dane 
Walne Zebranie. W Walnem Zebraniu mogą brać udział 
również członkowie współdziałający. 

§ 16. Walne Zebranie wybiera każdorazowo swego 
przewodniczącego, którym nie może być ani prezes Od- 
działu ani członek Zarządu. Sekretarzem Walnego Zebra- 
nia jest sekretarz Oddziału. 
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$ 17. Protokół Walnego Zebrania podpisują prze- 
wodniczący i sekretarz i podają go do wiadomości człon- 
ków przez ogłoszenie w „Przeglądzie Elektrotechnicznym'. 


М2 бато ага: 


5 18, Zarząd składa się z pięciu czonków: Prezesa 
Oddziału, Wice-prezesa, Sekretarza, Skarbnika i książni- 
czego. 

§ 19. Zarząd jest obierany na jeden rok. 

§ 20. Głosowanie przy wyborach członków Zarządu 
powinno być tajne i kandydaci przechodzą zwykłą wię- 
kszością głosów. 


§ 21. Zarząd kieruje sprawami Oddziału zgodnie ze 
Statutem S, E. Р. i niniejszym regulaminem, rozporzadza 
funduszami zgodnie z zatwierdzonym budżetem, układa 


sprawozdania roczne, zwołuje zebrania, organizuje odczy- 
ty, wycieczki i 4. p. 4 

§ 22. Oddziai reprezentuje prezes lub w jego za- 
stępstwie wiceprezes. W razie ustąpienia prezesa przej- 
muje jego obowiązki do końca kadencji wiceprezes, 

$ 23. Zebrania Zarządu winny odbywać się przy- 
najmniej raz na miesiąc, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, 
dla prawomocnej decyzji niezbędna jest obecność Prezesą 
lub Wiceprezesa, oraz przynajmniej jednego członka Za- 
rządu. 

§ 24. Wszelkie zobowiązania w ramach Statutu S. 
Е, Р. oraz pisma podpisuje Prezes wzgl. Wiceprezes, oraz 
Sekretarz wzgl. Skarbnik. 1 

VL Komisja Rewizyjna. 

$ 25. Dla kontroli funduszów i rachunkowości Wal- 
ne Zebranie wybiera corocznie komisję rewizyjną, składa- 
jącą się z trzech członków przynajmniej. 

§ 26. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zdać 
Walnemu Zebraniu sprawozdanie o przynajmniej raz do 
roku przeprowadzonej rewizji ksiag kasowych Oddziału. 
Zarząd zawiadamia zawczasu komisję rewizyjną o mają- 
cym się odbyć Walnem Zebraniu. 


VIL Komisje. 


§ 27. Do rozwiązywania kwestji specjalnych tworzy 
Oddział na miesięcznych Zebraniach komisje czasowe, któ- 
rych obowiązkiem jest opracować powierzone im sprawy 
i zdać z nich sprawozdanie. Odpowiedzialnym za prace 
komisji jest przewodniczący, a Zarząd Stowarzyszenia wi- 
nien czuwać nad sprawnością prac Komisji, 


УШ. Zebrania odczytowe. 


§ 28, Zarząd Oddziału zwołać może prócz zebrań 
miesięcznych Zebrania Odczytowe. 


ІХ. Likwidacja Oddział u. 


§ 29. Oddział może być rozwiązany na zasadzie 
uchwały Nadzwyczajnego Walnegc Zebrania specjalnie na 
ten cel zwołanego, przyczem jest ono prawomocne przy 
obecności conajmniej połowy członków Oddziału. Uchwała 
c rozwiązaniu winna zapaść większością */, głosów obec- 
nych na Zebraniu Członków. Wniosek o rozwiązaniu wi- 
nien być członkom pisemnie doniesiony conajmniej na jeden 
miesiąc przed zebraniem. 


$ 30. Rozwiązanie Oddziału następuje samoczynnie 


. wskutek likwidacji Stowarzyszenia EL Polskich. 


§ 31. Zebranie Likwidacyjne winno powziąć decy- 
zję o przekazaniu majatku Oddziału i jego własności. 


NSE eee me PAPAE 


Odznaczenia, 

Jak donosi Monitor Polski, następujące osoby 
z pośród członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
otrzymały odznaczenia: 

Komandorję orderu Polonia Restituta: Profesor Sta- 
nisław Odrowąż - Wysocki, Naczelnik Elektrow- 
ni Tramwajowej, za zasługi narodowo-społeczne. (Mon. P. 
Nr. 278). 

Krzyże oficerskie orderu Polonia Restituta: 


Int. Edward Dąbkowski, p.o. Wicedyrek- 
tora Tramwajów Miejskich — za zasługi ulepszenia i rozwoju 


miejskich sieci komunikacyjnych stolicy. (Mon. Р. Nr, 276). 


Inż Ludwik Fuks, p. o. Dyrektora Tramwajów 
Miejskich — za zasługi przy rozwoju linji tramwajowych 
miejskich stolicy, (Mon. P. Nr. 278), 

Inż. Józef Lenartowicz, — Naczelny Inżyn'er 
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Budowy Tramwajów Miejskich w Warszawie, — za zasługi 
ckoło rozwoju linji tramwajowych stolicy. (Mon. P, Nr. 278). 

Inż Mieczysław Kuźmicki, Dyrektor Związ- 
ku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych — za zasługi organi- 
zacyjne około rozwoju sieci komunikacyjnych w Polsce. — 
(Mon. P. Nr. 278), 

Inz Kazimierz Mech, Naczelnik Warsztatów 
Głównych i Remiz Tramwajów Miejskich — za ulepszenie 
i rozwój miejskich sieci komunikacyjnych stolicy. (Mon. P. 
Nr. 274), 

Inż, Roman Podoski, Docent, — za zasługi na 
polu pracy naukowo-publicystycznej w zakresie kolejnictwa 
elektrycznego jako czynnika gospodarki samorządowej, — 
(Mon. P. Nr. 274), 


Edward Ullman, Dyrektor 
Łódzkiej — za zasługi na polu społecznem. 
278). 


Elektrowni 
(Mon. P. Nr. 


Inż. 


Polski Komitet Elektrotechniczny 


Wskazówki niesienia doraźnej pomocy w wypadku 
porażenia prądem elektrycznym. 
(Drugie wydanie, poprawione przez Główną Komi- 
sje Przepisowa). 


І. 


Do ratowania rażoneśo prądem 
elektrycznym należy przystąpić 
jaknajszybciej, gdyz od tego zale- 
zy w znacznym stopniu skutecz- 
ność zabiegów. 

O ile porażony pozostaje w ze- 
tknięciu z przewodem elektrycz- 
nym, ratowanie należy rozpocząć 
оа піе2 у Її ос2 пебо wyłączenia goz 
pod działania prądu, najlepiej 
przerywając w tem miejscu prąd. 

Należy przytem uważać, aby 
nikt nie dotknął rażonego bez za- 
chowania należnej ostrożności i 
nie powiększył przez to liczby 
ofiar. 


Przy napięciach poniżej 600 woltów. 


1 Jeżeli to jest możliwe, nale- 
ży wyłączyć przewód lub przy- 
rząd, którego dotyka rażony, przez otworzenie 
najbliższego wyłącznika lub przez wyjęcie bezpie- 
czników. W ostateczności, przewody mogą być 
rozerwane, za pomocą specjalnych cęgów z izolo- 
wanemi rękojeściami, siekiery z suchym trzonem, 
lub ciężkiego kawałka suchego drzewa. Uważać 
przytem należy, aby ratujący sam nie dotknął 


przewodu. W szczególnych przypadkach można 
dokonać zwarcia przewodów („krótkiego spię- 
cia"). 

2. O ile niema możności wyłą- 


czenia prądu i rażony pozostaje pod na- 
pięciem, ratujący musi przedewszystkiem być do- 
brze odizolowany tak od ziemi, jak í od rażonego. 


Szczególnie należy zachowywać ostrożność przy 
dotykaniu obnażonych części przyrządów, prze- 
wodów oraz ciała rażonego. Odizolować się od 
ziemi można stając na suchej drawnianej desce bez 
gwoździ, na krześle, na grubej, suchej szmacie, 
najlepiej wełnianej, kilkakrotnie złożonej, lub 
wkładając suche i całe kalosze gumowe. Na ręce 
włożyć grube (podwójne), suche wełniane rekawi- 
ce, lub też ostatecznie owinąć dłonie w suche 
szmaty, części własnego ubrania, i t. p.- 

3. Następnie, unosząc razonego, o ile moż- 
ności za ubranie, należy podsunąć pod niego su- 
cha deskę lub inny przedmiot drewniany bez gwoz- 
dzi i okuć, w ostateczności zwinięte ubranie, koc, 
ścierki i t. р. Ważne jest, aby to wszystko było 
rzeczywiście suche. 

Jeżeli rażony kurczowo trzyma się przewodu, 
należy ostrożnie odginać pokolei jego palce, owi- 
jając każdy wyprostowany palec szmatkami tak, 
aby ponownie nie mógł dotknąć przewodu. 

Jeżeli dookoła razonego owinął się drut, — 
starać się go przeciąć w sposób wyżej wspomnia- 
ny. 


Przy napięciach ponad 600 woltów. 


Należy starać się przedewszystkiem wyłączyć 
przewód lub przyrząd dotykany z pod napięcia, 
przez otworzenie odpowiedniego wyłącznika. 
W ostateczności, jeżeli to jest niemożliwe, trzeba 
oderwać razonego za pomocą bosaka (takiego, ja- 
kiego używa straż ogniowa, — lub jeszcze lepiej 
— specjalnego, z izolowaną rękojeścią, jakiego się 
używa do otwierania i zamykania odłączników). 
W żadnym razie nie należy doty- 
Каб razonego, póki on się znajdu- 
je pod napięciem wyższem od 600 
woltów, chociażby nawet ręce ra- 
tującego były owinięte. 

Również niebezpieczne jest rozrywanie lub 
zwieranie przewodów bez pomocy specjalnie izo- 
lowanych narzędzi i fachowej znajomości rzeczy. 
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П. 


1. Jeżeli rażony jest nieprzytomny, oddycha 
nieregularnie, słabo lub nie oddycha wcale, należy 
natychmiast rozpocząć ratowanie i nie zostawiać 


samego rażonego bez opieki. Najlepszym 
i jedynym sposobem  przywróce- 
nia życia jest stosowanie sztucz- 


nego oddychania.  Nieprzytomnemu nie 
należy wlewać do ust żadnych płynów. (Katego- 
rycznie i bezwzględnie potępić należy zakorzenio- 
ny, a szkodliwy przesąd — zakopywania rażonych 
w ziemię). 

2. Jeżeli ratujących jest więcej, niż jeden — 
bezwarunkowo natychmiast ро- 
słać po lekarza. Pozostali muszą bez 
przerwy wykonywać sztuczny oddech w sposób 
następujący: (Rys. 1). 


Rys. 1. 


Rażonego położyć nawznak, poziomo, w miej- 
scu widnem, dobrze przewietrzonem, pod plecy po- 
łożyć koc, kołdrę lub części ubrania, przyczem 
głowa powinna leżeć nieco niżej, twarzą wprost 
do góry, ale nie zwisać. Ubranie rozpiąć; górną 
część ciała obnażyć, udostępnić dopływ świeżego 
powietrza; jamę ustną otworzyć, dokładnie obej- 
rzeć i oczyścić z resztek pokarmu i śluzu; zęby 
sztuczne wyjąć (do rozwierania szczęk zaciśnię- 
tych użyć można łyżeczki lub podobnego przed- 
miotu); język wyciągnąć za pomocą czystej chu- 


Rys. 2; 


steczki i trzymać go lub przywiązać, aby nie za- 
padał w głąb gardła. (Rys. 2). 

Następnie ratujący klęka z tyłu u wezgłowia 
rażonego (Rys. 1) ujmuje w swe dłonie jego łokcie, 
podnosi je do góry i odwodzi jednocześnie w bok 
tak, jak gdyby rażony sam ręce swe energicznie 
odrzucił ponad głowę i wykonywał wdech. Po 
doprowadzeniu ramion rażonego do pozycji pozio- 
mej, zatrzymuje się ręce w tem położeniu przez 
2 — 3 sekundy, poczem łokcie odprowadza się 
z powrotem na boki piersi i przyciska przez 2—3 
sekundy do klatki piersiowej, co powoduje wy- 
dech. (Rys. 2). 


Oba powyższe ruchy wykonywa się rytmicz- 
nie, naśladując oddech normalny (12 — 15 razy na 
minutę wdech i wydech). Dla wymiarkowania cza- 
su przerw najlepiej głośno, powoli liczyć: jeden, 
dwa trzy. 5 

Unikać należy niepotrzebnych ugniatan wą- 
troby i żołądka i wogóle przemocy i pośpiechu. 

Oddychanie sztuczne należy stosować aż do 
chwili, gdy rażony sam zacznie oddychać, wyko- 
nywując ruchy krtani, jakgdyby coś połykał. Wów- 
czas uważać, czy rażony zaczyna oddychać samo- 
dzielnie i czy zaczęło działać serce. 

Jeżeli rażony zacznie oddychać samodzielnie, 
należy oddychanie sztuczne przerwać. W przeci- 
wnym razie nie przerywać sztucznego oddychania 
aż do chwili niewątpliwych objawów śmierci, t. j. 
tak zwanych plam trupich pośmiertnych, przypo- 
minających sińce od podskórnych wylewów krwi. 
Do tej chwili nie można przerywać ratowania, 
gdyż bywały wypadki przywrócenia życia po upły- 
wie trzech i więcej godzin stosowania sztucznego 
oddechu. 

Jeżeli ratujących jest dwóch lub 
więcej, to dwóch jednocześnie wykonywa 
czynności ratownicze, każdy zajmując się jedną 
ręką rażonego, albo jeden zastępuje co pewien 
czas drugiego, gdyż wykonywanie sztucznego od- 
dechu jest męczące. Zwolniony wykonywa roz- 
maite zabiegi dodatkowe, jak następuje: 

Zmoczoną chusteczką rozciera twarz lub ude- 
rza po twarzy rażonego, klepie dłonią po twarzy, 
rozciera okolicę serca chusteczka, maczaną na- 
przemian w zimnej i gorącej wodzie. 

Podaje do wąchania rażonemu amoniak lub 
eter. 

Szczotką rozciera podeszwy. 

Uciska klatkę piersiową sposobem, opisanym 
poniżej w punkcie 3-im. (Rysunek 3). 

Można dowolnie naprzemian stosować roz- 
maite wyszczególnione zabiegi dodatkowe, ale 


Rys. 3. 


przez cały czas nie wolno przerywać oddychania 
sztucznego. 

3. Jeżeli jest tylko jeden ratujący i jeżeli zu- 
pełnie się wyczerpie, stosując sztuczny oddech 
(sposobem opisanym wyżej), może przez pewien 
czas stosować dla odpoczynku inną, łatwiejszą 
metodę sztucznego oddychania. Przy tym sposo- 
bie ręce poszkodowanego należy rozłożyć szero- 
ko, nieco ku górze ponad głową; następnie ratują- 
cy klęka okrakiem nad biodrami poszkodowanego 
ze zwróconą ku jego piersiom twarzą i położyw- 
szy ręce płasko na jego dolne żebra, energicznie 
uciska klatkę piersiową, powodując tem wydech’ 
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(Rys. 3); ро 2 — 3 sekundach odejmuje ręce, co 

powoduję rozszerzenie się uciśniętej poprzednio 

klatki piersiowej i wywołuje wdech. (Rys. 4). Za- 

bieg ten należy wykonywać, jak i poprzednio oko- 
{ ło 15 razy na minutę. 


(Rys. 4). 


Metodę tę stosuje się i wtedy, gdy ręce po- 
szkodowanego są poranione. 
4. Po przywróceniu  rażonemu oddechu 


i przytomności, daje mu się coś ciepłego do picia 
(czystej herbaty, kawy czarnej i t. p.) i i pozostawia 


sie go w pozycji leżącej lub półleżącej, okrywając 


cieplej, lecz lekko, aby nie utrudniać oddechu. 
ПШ. W razie oparzenia: prądem nie 
można skóry: oczyszczać, należy tylko na zaczer- 
wienione i bolesne miejsca nałożyć opatrunek wy- 
jałowiony, na który uprzednio została wyciśnięta 
odpowiednia ilość waseliny bornej, i zabandażo- 


‚ wać bez wywierania silniejszego ucisku. 


W razie utworzenia się pęcherzy albo znacz- 


niejszego uszkodzenia skóry, nie można przeklu- 
| wać pęcherzy, ani dotykać rany, lecz tak samo na- 
| łożyć opatrunek wyjałowiony i zabandażować. 


Opatrunek wyjałowiony kładzie się na rany 


| w ten sposób, żeby gaza zachodziła poza brzegi 
' rany conajmniej na 2 palce. 


Nigdy nie wolno do- 
tykać palcami lub jakimkolwiek przedmiotem tej 


, strony opatrunku, która ma zetknąć się bezpośred- 
'nio z гапа. 
' żem muślinowym. 


Opatrunek należy umocować banda- 


Krwawienia również tamuje się przez umiar- 


kowany ucisk samej rany za pomocą zabandażo- 


wania wyjałówionym opatrunkiem. 


ŻŻYCIA ORGANIZACJI 


Wystawa komunikacyjno-turystyczna w 
W Poznaniu powstało specjalne towarzystwo pod tytu- ` 
łem Międzynarodowa Wystawa Komunikacyjna i Turysty- 
-czna' w roku 1930, mające na celu urządzenie wystawy fa- 
~ chowej natychmiast po zakończeniu Kongresu Międzynaro- 
Hdowego w Warszawie. Przewiduje się, że wycieczki projek- 
towane w ogólnym programie Kongresu Międzynarodowego 
będą skierowane do Poznania w jednym dniu, t. j. na nie- 
dzielę rano, a o godzinie 10-ej dnia 6 lipca 1930 r. nastąpi 
oficjalne otwarcie wystawy w obecności sier urzędowych. 


Inicjatywa urządzenia wystawy spotkała się z popar- < Ku Przedsiębiorstw Kómdnikicyjnych w. Polsce. 


ciem Rządu Polskiego, Związku Międzynarodowego Przed- 
siębiorstw Tramwajowych, Kolei Dojazdowych i Ruchu Au- 


tobusowego, Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w - 


Polsce oraz zagranicznych zrzeszeń przemiysłowych. 


Poważny i fachowy wygląd, podział według branż oraz 
ściśle odrębny cel każdego działu, — oto najbardziej chara- 
kterystyczne cechy przyszłej Wystawy. 

Dział pierwszy — Salon Automobilowy, wywołał naj- 
więcej zainteresowania zagranicą, reprezentuje on samo- 
chody osobowe, autobusowe oraz towarowe wszelkich ty- 
pów. 

Drugi dział wystawy obejmuje wszystkie inne rodzaje 


transportu, a więc koleje, kolejki, tramwaje, komunikację 


rzeczną i t. d, Jednocześnie poświęcony będzie propagan- 
dzie portów, towarzystw okrętowych: i transportowych 
z uwzględnieniem działu polityki transportowej. 


W trzecim dziale wreszcie ujrzymy propagandę roz- 


_ maitych miejscowości turystycznych, przytem fotografje, fil- 


my it. d 


roku 1930, 


dziewięciu państw obcych, mianowicie: Niemiec, Czechosło- 
wacji, Austrji, Szwajcarji, Włoch, Francji, Belgji, Anji 


“i Stanów Zjednoczonych. 


. Wystawa odbędzie się na terenach wystawowych: Jia- 
sta Poznania i będzie korzystała z aparatu wykonawczégo 
poprzednich wystaw. Okres trwania wystawy będzie üsta- 
lony na najbliższem posierzeniu Rady Głównej Towarzýst- 
wa. Prawdopodobnie będzie wynosił cztery: do sześciu ty- 
godni. : 


Organizowanie wystawy odbywa się z udziałem Związ- 


Komisja eksportowa. Przy Związku Рейне 
Elektrotechnicznych powstała w tych dniach komisja 


eksportowa, stanowiąca część składową sekcji a 
céw. Celem komisji bedzie badanie możliwości i. wa- 
runków eksportu przemysłu ROSA zy 


posługiwaniu się materjałem, posiadanym przez Р. I. E., 
inicjatywa i. pomoc w organizowaniu wystaw prób 
i wzorów tego przemysłu, współpraca z polskiemi placówka- 
mi konsularnemi zagranicą, starania u władz państwowych 
w celu ułatwienia eksportu i zapewnienia mu dogodnych wa- 


, runków rozwoju, a wreszcie propaganda i popularyzacja tych _ 


"Na posiedzeniu Rady Głównej Towarzystwa w dniu 12° 


października r. b. powołano na naczelnego dyrektora wy- 


"stawy p. prof. Stefana Roppa, na jednego z dyrektorów: p. 
Tadeusza Rolle-Dobinskiego. 
Akwizycję zagraniczną zorganizowano już na terenie 


celów za pomocą artykułów, broszur i t. p. 

Komisja narazie zajęła-się opracowaniem planu swych 
przyszłych działań, poczem przedstawi go na najbliższem już 
posiedzeniu sekcji wytwórców. Jednocześnie zaś rozpoczę- 
to rozsyłanie członkom związku. ankiety, mającej na celu 
wyjaśnienie, jakie wyroby elektrotechniczne są obecnie; jek- 
sportowane najwięcej. ` 45 


Bal Koła Elektryków. - Dnia 22 ZAC 1929 r. w Bla 


* czonych salonach Stowarzyszenia Techników w Warszawie 


+ odbędzie się doroczny, reprezentacyjny BAL ELEKTRY- 


KÓW, urządzany staraniem Koła Elektryków Studentów 
Politechniki Warszawskiej, pod wysokim protektoratem 
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J .M: Pana Rektora Politechniki Warszawskiej prof. An- 
drzeja Pszenickiego i Stowarzyszenia Elektry- 
ków Polskich. 

Celem balu jest głównie zdobycie środków pienięż- 
nych, tak potrzebnych organizacji w związku z rozwojem jej 
działalności na terenie akademickim Warszawy. Organiza- 
torzy dokładają starań, aby bal zadowolnił każdego, kto ze- 
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chce nań przybyć, i liczą na to, że świat elektrotechniczny 
nie tylko z Warszawy, lecz i z innych miast stawi się licz- 
nie i że na balu nie zbraknie nikogo, kto, pragnąc spędzić 
kilka miłych chwil na wspólnej zabawie, chciałby się jedno- 
cześnie w ten sposób przyczynić do zwiększenia zasobów 
pieniężnych Koła Elektryków Studentów Politechniki War- 
czawskiej. 


BIBLIOGRAFIJA 


PROF, M. POŻARYSKI Krótki zarys elek tr,o- 
techniki. Część II i III, Podręcznik dla szkół zawodo- 
wych za 157 rys. w tekscie. Wydawnictwo księgarni J. Li- 
sowskiej, Warszawa 1929. Wyszła z druku dawno oczekiwa- 
na część 2 i 3 podręcznika prof, Pożaryskiego, traktująca 


о zastosowaniach elektrotechniki dla siły, światła, sygnali- . 


zacji i medycyny. Autor nader umiejętnie przedstawił ele- 
mentarną teorję silników, ilustrując wykład licznemi ukła- 
dami połączeń oraz przykładami liczbowemi, wyjaśniającemi 
praktycznie najważniejsze zagadnienia, np. konieczność sto- 
sowania - rozrusznika dla uruchomienia silników elektrycz- 
nych, poślizg, spółczynnik mocy i +, p. 

Przy następnych wydaniach byłoby pożądane uzupeł- 
nienie układów połączeń elektrycznych przez podanie wew- 
nętrznych połączeń silników, Omówione są również pokrót- 
ce i silniki komutatorowe jedno- i trójfazowe. 

Specjalny rozdział poświęcony jest obsłudze urządzeń 
silnikowych. Podane są praktyczne wskazówki, jakie należy 
zachować, ażeby silnik mógł długo i bez postoju pracować. 

Bardzo stosunkowo obszernie potraktowane jest oświe- 
tlenie elektryczne. Omówione są jednostki pomiarowe i na 
przykładach liczbowych pokazany jest sposób obliczenia 
jasności oświetlenia oraz projektowania instalacji oświe- 
tleniowej według liczby watów na m? oraz według strumienia 
świetlnego. Podane są i zasadnicze układy połączeń lamp 
i na przykładzie wyjaśnione, jak się oblicza koszt oświetle- 
nia elektrycznego. 

Następne rozdziały poświęcone są zastosowaniom ciep!- 
nym prądu elektrycznego. Opisane są rondelki, grzałki, pie- 
cyki elektryczne, spawanie łukowe i oporowe oraz wyta- 
pianie metalu prądem. 

Podane są dalej krótkie wiadomości z galwanoplastyki 
i galwanostegji i pokazane, jak oblicza się ilość metali, osa- 
dzających się przy elektrolizie, 

Z techniki prądów słabych opisane są dzwonki, aparat 
telegraficzny, morzowski, na prąd ciągły i roboczy, układ 
dupleksowy dla jednoczesnego telegrafowania w obu kie- 
runkach. Wyjaśniona jest zasada przesyłania obrazów na 
odległość aparatem świetlnym i sztyfcikowym. 

Z telefonji — wytłomaczone działanie telefonu i mi- 
krofonu, podane układy połączeń: aparatów telefonicznych 
z dzwonkiem bateryjnym oraz z induktorem. Szkoda, że 
niema układu zwykłej łącznicy telefonicznej ręcznej, a po- 
dana jedynie jej fotografja, Wobec rozpowszechnienia tele- 
łonów bardzo jest pożądane wyjaśnienie zasady działania 
łącznic na najprostszym typie. 

Przy omawianiu linij telefonicznych zwrócono uwagę 
na szkodliwe działanie indukcji i podane są sposoby jej uni- 
knięcia, 


Po wyjaśnieniu zasad radjotechniki opisane są odbior- 
niki detektorowy i lampowy, głośniki oraz budowa anten. 

Specjalny rozdział poświęcony jest piorunochronom. 
Po raz pierwszy w piśmiennictwie polskiem wyłożone są za- 
stosowania elektrotechniki w lecznictwie, Opisane są ką- 
piele świetlne i cieplne, promienie Roentgena, endoskopja, 
elektrokaustyka, galwanizacja, diatermja i elektrokardio- 
grafja. 

Na końcu dziełka umieszczone są wskazówki niesienia 
pomocy w wypadku porażenia prądem elektrycznym w re- 
dakcji Р. К. E, 

Dla czytelnika, pragnącego pogłębić swoje wiadomo- 
ści, podane są przystępne dzieła w polskim języku z dzie- 
dziny elektrotechniki. Opuszczone są w tem zestawieniu К. 
Gnoiński: „Elektrotechnika w gospodarstwie społecznem”** 
i „Kalendarz Elektrotechniczny”, wydany pod redakcją prof, 
S. Odrowąż-Wysockiego. 

Podręcznik prof. Pożaryskiego przeznaczony jest w za- 
sadzie dla szkół zawodowych. Powinien on znaleźć jednak 
rozpowszechnienie i poza szkolnictwem zawodowem. 

Wobec znaczenia i rozpowszechnienia elektryczności 
w życiu społecznem zaznajomienie się z zastosowaniami jest 
koniecznem już nie tylko dla technika, ale dla każdego. Ten 
zaś, kto pragnie poznać niezaprzeczenie najważniejszą dzi- 
siaj dziedzinę techniki, może z korzyścią przeczytać „Krótki 
zarys elektrotechniki" prof. Pożaryskiego, jest to bowiem 
krótka encyklopedja zastosowań elektryczności. Nawet w 
tak bogatej literaturze technicznej, jak niemiecka, niema 
dotychczas podręcznika o tak bogatej treści i tak umiejęt- 
nym wykładzie, Można więc książce tej przepowiadać 
w przyszłości liczne wydania, a autorowi wyrazić podzięko- 
wanie, że zechciał podjąć się tak u nas w Polsce niewdzięcz- 
nej pracy, jak napisanie podręcznika technicznego. 

Jan Tymowski. 


Przegląd Techniczny — Zeszyt sprawo- 
zdawczy z Powsz. Wystawy Krajowej 
(zesz. 40—41 z d. 2—9 paźdz. 1929 r.) 

Zeszyt ten stanowi uzupełnienie zeszytu pamiątkowe- 
бо (N. 4—5), zawiera szereg prac, poświęconych dorobkowi 
naszemu w ciągu 10-lecia na polu techniki i wytwórczości, 
a ma na celu utrwalenie wniosków wynikających z postępów, 
osiągniętych przez nas w zakresie głównych gałęzi techniki 
i przemysłu, obraz których dała Powszechna Wystawa Kra- 
jowa Przemysłowi elektrotechnic z- 
п e m u jest poświęcona praca inż. J. Sil b erst e i- 
п a (Będzin), który w artykule swoim daje przegląd ekspo- 
natów z dziedziny elektrotechniki, kończąc uwagami o po- 
ważnym rozwoju tego przemysłu i jego możliwościach wy- 
twórczych. 


PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 


TFT HANDEL. 


№1 А 
PRZEMYSŁ 
KRONIKA 
Poznań, — D, 23 listopada odbyło się w obecności 


p. ministra Moraczewskiego poświęcenie i uruchomienie no- 
wej elektrowni okręgowej w Poznaniu. 

Dotychczasowa elektrownia na Grobli, uruchomiona 
przed 25 laty, nie mogła podołać zapotrzebowaniu energji 
elektrycznej. Gdy w r. 1904 1905 wyprodukowano 
1022000 kWh, czyli 7 kWh na głowę ludności, w r. 1928 wy- 
tworzono już 21715000 kWh czyli 91 kWh na głowę ludności. 

Były to powody, dla których zdecydowano się na bu- 
dowę całkowicie nowej stacji, zakrojonej na wielką miarę, 
przy zastosowaniu nowoczesnych zdobyczy techniki i uwzglę- 
dnieniu strony ekonomicznej, a mianowicie, zastosowano 
w urządzeniach parowych znacznie wyższe ciśnienie od do- 
tychczasowego (21 atmosfer zamiast 15). 

Nowa elektrownia zaprojektowana jest w ten sposób, 
że przy pełnej rozbudowie obejmuje 5 zespołów turbinowych 
o ogólnej mocy 100 tys, kilowatów. Program budowlany po- 
dzielony został na 2 etapy, Obecnie wykonano mniej wię- 
cej połowę programu budowlanego, z urządzeń zaś maszy- 
nowych zainstalowano początkowo 2 zespoły turbinowe po 10 
tys. kilowatów. 

Budowę rozpoczęto jesienią 1927 r. — Wówczas przy- 
stąpiono do wzmacniania terenu i wbijania pali żelbetowych 
pod nowe budynki i fundamenty kotłów oraz turbozespołów. 
О ogromie pracy świadczy, że wbito 2187 sztuk pali żelbeto- 
wych. 

Projekt generalny został wykonany przez firmę „Siła 
i Światło", zaś projekt architektoniczny wykonał radca miej- 
ski architekt — inż, Stefan Cybichowski. Szczegółowe plany 
budowlane opracowało własne kierownictwo budowy, Przy 
pracach, obejmujących zabudowaną przestrzeń około 3,700 
kwadr. metrów, czynnych było szereg firm. Wykonanie 
i wbicie pali, oraz wykonanie budynku oczyszczalni wody 
i płyty fundamentowej w maszynowni, powierzono firmie 
budowlanej Trawczyński w Poznaniu, wykonanie zaś 
budynków ze względu na wielkość objektu, podzielono na 
kilka firm. Budowę kotłowni i fundamentów kotłowych wy- 
konała firma Bzyl, budowę maszynowni i kanału odpły- 
wowego dla wody chłodzącej, firma Eicke i 
dowski. Przybudówkę, w której mieszczą się: nastawnia, 
warsztaty, maszyny i biura oraz budynek rozdzielni, wykona- 
ła firma Ballenstedt i Sulerzyński. Główny 
rurociąg dla wody chłodzącej odczyszczalni do maszynowni 
długości przeszło 100 m., składający się z dwu przewodów 
o średnicy 1000 mm., wykonały wodociągi miejskie. Firma 
W. i St. Hedinger wykonała ogrzewanie centralne 
i urządzenia sanitarne. Poza tem zatrudnionych było szereg 
firm krajowych innych, przy pracach szklarskich, stolarskich, 
malarskich i innych. 


Urządzenie wewnętrzne, jak urządzenie kotłowni do- 
starczyła wraz z montażem firma H, Cegielski, S-ka 
Akcyjna, przyczem 1 kocioł wykonany został we 
własnych zakładach, 2 zaś są fabrykatu firmy Zie- 
leniewski w Krakowie. Podgrzewacze wody do 
wszystkich 3-ch kotłów wykonano w fabryce Cegiel- 
skiego. Urządzenia do wyładowywania i do transporto- 
wania węgla do kotłowni wraz z odbiornikami nad kotłami, 
wykonane zostały w zakładach firmy Cegielski. Pom- 
py do zasilania wodą kotłów dostarczyła firma Brandel 
i Witoszyński; silniki zaś do nich elektryczne do- 
starczyły Polskie Zakłady Elektryczne „Brown Bove- 
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гі", a urządzenie do destylacji dodatkowej wody oraz do 
podgrzewania kondensatu, wykonało Pierwsze Brneń- 
skie Towarzystwo. Rurociągi parowe i wodne w ko- 
tłowni i maszynowni wykonała firma „Katomasz*, Ka- 
towicka Fabryka Maszyn, izolacje zaś przewodów ru- 
rowych wykonała firma Raczkowski w Poznaniu, Ze- 
społy turbinowe dostarczyły: jeden całkowicie firma Brown 
Boveri, drugi zaś zespół, Pierwsze Brneńskie 
Towarzystwo z prądnicą firmy Austrjackie Zakłady 
Siemens- Schuckert. Urządzenie nastawni, rozdziel- 
ni wysokiego i niskiego napięcia wykonała za pośredni- 
ctwem swej ekspozytury w Polsce firma szwedzka „A s e a". 
Baterje akumulatorowe dla sygnalizacji urządzeń roz- 
dzielni i dla oświetlenia bezpieczeństwa dostarczyły zakłady 
akumulatorowe „Tudor*, Żóraw maszynowni na 60 tonn, 
oraz urządzenie przeładowcze dla dostarczania ciężkich ła- 
dunków z toru kolejowego na poziom terenu fabrycznego 
dostarczyła firma K. Rudzki. Transformatory dla ob- 
sługi urządzeń pomocniczych, dostarczyło Polskie Tow. 
Elektryczne. Kable w nowej elektrowni zastosowano 


pochodzenia krajowego, przeważnie fabrykatu firmy „Ka - 
bel Polski”, 
Pozatem szereg innych firm krajowych wykonało 


mniejsze prace z różnej dziedziny. 

Połączenie kolejowe otrzymuje nowa elektrownia od 
stacji Poznań - Wschód. Dla jego osiągnięcia potrzebne by- 
ło wykonanie 2 mostów kolejowych: jeden na Cybinie (trzy- 
przęsłowy) o rozpiętości ok, 72 m., który obsługiwać będzie 
również nową targowice i rzeźnię miejską, drugi zaś (dwu- 
przęsłowy) o rozpiętości około 55 m. na nowem korycie 
Warty. Piewszy z nich wykonała firma L. Zieleniew- 
ski z Krakowa, a drugi Górnośl Zjedn. Huty: 
Królewska i Laury. Przyczółki i filary dla obu mo- 
stów budowała firma Górnośląskie Tow. Prze- 
mysłowe. 

Koszt urządzenia nowej elektrowni wynosi około 13 mi- 
ljonéw zł. 

Przy obecnie zainstalowanej mocy nowej elektrowni 
koszt zainstalowanego kilowata wynosi około 650 zł, po 
ustawieniu 3-go turbozespołu, co nastąpi może za 3 lata, 
koszt ten obniżyłby się do 500 zł. Co się tyczy istniejącej 
obecnie elektrowni na Grobli, to urządzeń nie demontuje się, 
gdyz przedstawiają one jeszcze bardzo cenną rezerwę. Po- 
za tem stacja ta służyć będzie przez szereg lat, jako punkt 
rozdziału linji kablowych; oraz jako stacja przetwórcza. 

Sulejów. — Rada miejska m. Sulejowa uchwaliła prze- 
prowadzić elektryfikację miasta. Wobec zatwierdzenia tej 
uchwały przez władzę w najbliższych dniacii rozpoczną się 
prace nad instalacją oświetleniową. 

Torun. — Niedawno przybyli z Warszawy do Lasko- 
wic pp. wiceminister robót publ. inż, Górski, dyrektor de- 
partamentu drogowego inż. Nestorowicz, dyrektor departa- 
mentu wodnego inż, Prokopowicz i naczelnik wydziału elek- 
trycznego inż, Siwicki, którzy udali się samochodami w to- 
warzystwie władz miejscowych do miescowości Żur, gdzie 
zwiedzili nowobudujący się zakład wodno-elektryczny, któ- 


ry w początkach 1930 r. та być ukończony i oddany do ¢ F Ś 
użytku, BO А 
Warszawa, — Sprawa drugiej elektrowni w Warszawie” £ O 


oparła się o dział regulacji przy wydziale technicznym. 
spekcja elektryczna wysunęła żądanie, aby w planie ŚŚ? 
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cji pod budowę przyszłej drugiej elektrowni dla Warszawy 
uwzględniono teren na Siekierkach, lub w pobliżu. Przeciw 
temu zaoponowała dyrekcja wodociągów, wskazując, że od- 
pływ zużytej wody z kotłów elektrowni zanieczyszczałby 
nurt rzeki, z którego czerpic się wodę dla stacji pomp na 
Czerniakowskiej. 

Wychodząc z tych założeń, wyznaczono dla elektrowni 
teren na prawym brzegu Wisły na łąkach Kawenczyńskich. 
Inspekcja elektryczna nie uważa wyboru tego miejsca za 
szczęśliwy. Druga elektrownia, zdaniem inspekcji, musi sta- 
nąć na lewym brzegu rzeki. 

Dopiero trzecia elektrownia byłaby wybudowana spe- 
cjalnie dla prawego brzegu Wisły, Z tego powodu projekt 
odrzucono. 

— Na terenie Warszawy czynne są 2 elektrownie: 
warszawska i pruszkowska. Elekrownia pruszkowska obsłu- 
guje zachodnią część miasta, przyłączoną do wielkiej War- 
szawy w r. 1916. Dotychczas nie jest wprowadzone rozgra- 
. niczenia sfery czynności obu elektrowni, Wprawdzie rozgra- 
niczenie to było wykonane, jednak granice były nieodpo- 
wiednio ujęte, jeśli chodzi o względy elektryfikacyjne. Nie- 
kiedy granica dawnej Warszawy przebiegała przez środek 
ulicy i w ten sposób wyłaniają się kwestje, czy może elek- 
trownia pruszkowska, albo elektrownia warszawska oświetlić 
daną ulicę, nie naruszając uprawnień drugiej strony. Z ini- 
cjatywy inspekcji elektrycznej opracowuje się obecnie 
z udziałem przedstawicieli obu elektrowni plan, wskazujący 
granice wpływów. 

— Na konferencji w wydziale przemysłowym magistra- 
tu w sprawie uzdrowienia stosunkówow dziedzinie instalacji 
elektrycznych powzięto uchwały następujące: 

Wydział przemysłowy przypomni o przepisach ustawy 
przemysłowej o instalacjach elektrycznych i ostrzega przed 
karami (do 1.000 zł, grzywny i 14 dni aresztu) za wykonywa- 
nie instalacji bez koncesji. Takież ostrzeżenie będzie za- 
mieszczała inspekcja elektryczna w zakończeniu publikowa- 
nych 2 razy do roku list koncesjonowanych instalatorów, Or- 
ganizacje instalatorów będą uświadamiały właścicieli domów 
i administratorów o skutkach powierzania robót elektrotech- 
nicznych niepowołanym. Wydział przemysłowy będzie karał 
wykonujących instalacje elektryczne bez koncesji, albo z kon- 
cesją, ale niezgodnie z przepisami, w ostatnim przypadku, aż 
do cofnięcia koncesji. Inspekcja elektryczna będzie przesy- 
łała wykazy instalacji izbie skarbowej, celem uniemożliwie- 
nia defraudacji podatkowych, Plany poważniejszych insta- 
lacji będą musiały być przedstawiane inspekcji do zatwier- 
dzenia przed ich wykonaniem, 

— Wykańcza się obecnie instalowanie aparatów i trans- 
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Zakłady elektrotechniczne Brygiewicz, Zucker i S-ka, 
W wyniku pertraktacyj, przeprowadzonych przez firmę 
„Zakłady Elektrotechniczne Brygiewicz, 
Zucker i S-ka ,BEZET", S.A, z bardzo poważną 
grupą przemysłu elektrycznego w Belgji, uchwalono, w dniu 
13 b. m. na Nadzwyczajnem Walnem Zgromadzeniu tejże 
Spółki powiększenie kapitału akcyjnego narazie do złotych 
1500000 przez emisję nowych 12000 akcyj po 100 zł. 

Znaczną część tej emisji obejmuje belgijska Spółka 


formatorów w podstacji zbudowanej przez Elektrownię War- 
szawską przy ul. Niskiej. Jak wiadomo, w Warszawie po- 
wstanie 8 podstacyj, z których 3 już są czynne, mianowicie 
przy ul. Praskiej na Nowem Bródnie, przy ul. „Wiktorskiej 
w Mokotowie i Mińskiej i Kamionku. Po wykończeniu pod- 
stacji przy ul. Niskiej, jako 4-tej z kolei, rozpoczną się ro- 
boty budowy podstacyj przy ul. Żelaznej, pomiędzy Złotą 
a Chmielna, na Pl. Kercelego, na ul, Emilji Plater i na Ma- 
rymoncie, 

Każda podstacja obsługuje 40 — 50 transformatorów 
ulicznych. Praca tych wszystkich instalacyj odbywa się 
w sposób następujący: Od głównej Elektrowni prąd o napię- 
ciu 15000 V przesyła się do podstacyj, tam przetwarza się 
na prąd o napięciu 5000 V i dopiero w takiej formie prze- 
kazuje się do małych transformatorów, w których przetwarza 
się dopiero na normalne 120, wzgl. 220-woltowe napięcie. 

Włocławek. — Na ostatniem posiedzeniu Rada Miej- 
ska m. Włocławka, upoważniła Magistrat do przedwstępnych 
pertraktacyj w sprawie sprzedaży Kujawskiej Elektrowni 
Okęgowej firmie Electro-Invest, Vesteras 
— Szwecja i równoczesnego zaciągnięcia w tej firmie po- 
życzki na budowę wodociągów i kanalizacji, celem wypro- 
wądzenia miasta z trudnego położenia finansowego, spowo- 
dowanego brakiem dostatecznych funduszów inwestycyjnych. 

Sprawa sprzedaży K. E, O. wiąże się ściśle z możli- 
wością zrealizowania budowy wodociągów i rozbudowy ka- 
nalizacji (pożyczka 6 miljonów złotych), 

Sprzedaż odbyłaby się z zastrzeżeniem, iż wyzbycie się 
elektrowni 1) spowoduje spłatę uciążliwych długów, 2 
umożliwi dalszą rozbudowę elektryfikacji miasta i Kujaw 
i 3) spowoduje w drodze zaciągnięcia dostatecznych, ulgo- 
wych kredytów — pobudowanie nowych objektów użytecz- 
ności publicznej, c 


Zakopane, — Między gminą Zakopanego a Stocznią 
Gdańską została ostatecznie zawarta umowa co do dostar- 
czenią nowego 600-konnego silnika dyzlowskiego ; nowego 
generatora dla rozbudowującej się elektrowni. Stocznia 
udzieliła gminie kredytu w wysokości 800000 zł., w czem 
mieszczą się także dawniejsze zobowiązania za poprzednio 
dostarczony silnik. 

Spłaty rozpoczną się z dn. 1 kwietnia 1930 r, w formie 
udziału stoczni w inkasie należności za prąd w wysokości 
1/3. Nowy silnik dostarczony zostanie zaraz ро wy- 
konaniu robót budowlanych, które są już w toku, a genera- 
tor dopiero za kilka miesięcy, tak, że uruchomienie nowych 
maszyn będzie mogło nastąpić wczesną wiosną, a może na- 
wet z końcem zimy. 
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„Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi” oraz’ 
„Union Financiere Polonaise”, W związku z powyższem, wy- 
brało Walne Zgromadzenie do Zarządu: jako prezesa dra 
Wacława Fajansa, jako w-prez. р. Arman- 
da Pirot, dalej pp: Wacława Brygiewi- 
cza, bar. Louis Empin, Kazimierza Jac- 
kowskiego, Paul de Maena, Emila 
Rousseau Jean van Vliet, Michała 
Zuckera. 


Wydawca: Wydawnictwo czasopisma „Przegląd Elektrotechniczny”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Sp. Akc. Zakł. Grał. „Drukarnia Polska, Warszawa, Szpitalna 12. ® 


